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EXPOSE. 


Le présent rapport, rédigé en exécution tic la décision 
ministérielle du 19 septembre 1^78, a pour objet de faire 
■ ‘onnattre ee t\ui } dans l'exposition universelle de Paris, 
était de nature h intéresser les divers services du Dépar¬ 
tement de la Justice; il résulte d’une mission accomplie 
ilu % au :ip octobre 1878. 


En Y absence d'un programme absolu, on s'est, attaché a 
noter les objets exposés dans les sections des différents pays, 
en exceptant la Belgique parla double raison que nos compa¬ 
triotes peuvent toujours, et avec facilité, connaître les in veil¬ 
lions, les perfectionnements et les produits nationaux et qu'il 
î i n p o r te c \\’■ c a r 1 er il e et j I r a va il tout e î dée de ré e 1 a nie d i r e e \ ( j 


ou indirecte. 

Dans cet ordre d'idées, les éloges pompeux comme les 
critiques trop sévères ou absolues ont été évités avec soin. 

Au Département de la Justice, les directions où l> k concours 
■le l'inspecteur des constructions est réclamé sont : 

Première direction. — Cultes et établissements de bienfai¬ 
sance et d'aliénés. 


Seconde direction. — Prisons et pénitenciers. 

Le service de ce fonctionnaire se rattachant plus à la 











seconde qu'à la première de ces deux directions, il iv’a pas 
cru devoir s'étendre aussi longuement sur les objets intéres¬ 
sant cette dernière que sur ceux qui se rapportent plus 
particulièrement k la seconde direction* Cependant, il est des 
questions connexes qui motivent le développement qui leur a 
été donné. Ce sont les questions relatives à T hygiène, au 
chauffage, a l’aérage et à Fassamisscinciit, C'est m produi¬ 
sant les notes descriptives d'un grand nombre d'objets qui ont 
attiré l'attention du rapporteur, qu'il a pu abord 't 1 examen 
des idées actuellement admises i-t des progrès réalisés dam 
les différentes questions. 
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Construction de fazareis. 

\j amfnTfti^rfîtioii des prisons s'est inquiétée, avec raison, 
des conséquences terribles d’une épidémie surgissant dans 
de grands établissements pénitenciers et autres. 

Eu effet, il ne s'agit pas seulement, dans les établissements 
de ce genre, d'avoir sous la main un service médical et 
pharmaceutique, il importe encore d'avoir à l'écart, pour 
éviter toute contagion, des locaux spacieux, convenables 
et d’une coustructïou peu coûteuse. 

Les villes elles-mêmes en reconnaissent l’utilité. Pendant 
les tristes événements delà guerre franco-allemande, la néces¬ 
site de rétablissement de locaux de cette espèce lut démontrée 
h l’évidence, et en même temps se produisirent des idées 
nouvelles sur le mode de construction a adopter. 

Aujourd’hui, on est générale ment d'accord sur l'utilité et 














sur l'influence hygiénique qui résulteraient d'un système de 
construction baraquée pour rétablissement de ces sortes de 
lazarets dont le montage et le démontage s'opéreraient rapi¬ 
dement et avec facilité sur un emplacement judicieusement 
choisi* 

Lekîosquedurocherde l'aquarium d'eau douce de Imposition 
universelle offre un exemple de ce mode de construction (')* 
Ce kiosque peut être démonté et transporté facilement- 
Entièrement construit eu chêne huilé et teinté, ses panneaux 
sont réunis par des fers plats de iffqG5 sur 0'%0l I d'épaisseur 
qui forment pinces ou étaux sur toute la longueur, et sont 
assemblés h queue sur la longueur des montants, comme 
l'indiquent les ligures du plan T. 

2. Bains cellulaires* 

La maison cellulaire de Rouen possède 1111 système de bains 
et d'ablutions dû au docteur Morry de Labost. Très-eoiifortu- 
blement établis, ces bains n’exigent que 25 litres d'eau par 
individu* 

ha maison centrale de Poisse possède également un appa¬ 
reil de bains construit par JL Th Delaroclie aîné, constructeur 
h Paris; cet appareil présente des avantages matériels et une 
grande facilité de service. L’eau y est chauffée par la vapeur. 
L’éclairage s'v fait par l'extérieur do la cellule, au moyen 
d'une lanterne h réflecteur. 

3, Mobilier scolaire. 

Rien que nous n'avons point à empiéter sur le domaine de 
renseignement, l'instruction primaire occupe en ce moment, 
si particulièrement battent ion du Gouvernement, elle est, 


P) r«itt.iructem M. 0 . AJiUrl. à KeuilJy->ur-Seüne. 











































































































pour le Département clc la justice, une si constante préoccu¬ 
pation, par rapport aux écoles de réforme de Saint-Hubert et 
de Ruysselcde, etc., qu'il iFest possible de passer sous silence 
ni les conditions hygiéniques actuellement admises pour le 
mobilier des écoles, ni les dispositions spéciales de la table 
de travail étudiées au point de vue général de l'écolier, du 
1 ec 1 teur ou de 1 J écrivain. 

Ou sait que Fat timide du corps n beaucoup d'influence sur 
le fonctionnement des appareils digestifs, sur le développe¬ 
ment corporel de r enfant-écolier et quant a la conservation 
et môme h l'amélioration de sa vue. Ou a. généralement 
reconnu Futilité, tant sous le rapport moral que sous le 
rapport physique, de modifier les types de mobilier employés 
encore actuellement dans les écoles* 

Il importe, en effet, de surveiller F attitude de Feulant pen¬ 
dant ses heures de travail ou d’étude. C'est précisément, 
disent les spécialistes, pendant Fâge scolaire, que s’effectue 
le développement définitif du système osseux* 

On constate qu'en Suisse, 20 p* % des écoliers et 10 p. % 
des écolières ont une épaule plus haute que F antre* 

Suivant M. TJebreich, il est nécessaire, si nous voulons 
regarder longtemps une surface plane, un livre par exemple, 
de le placer de telle sorte que la position moyenne de Taxe 
visuel, au-dessous de l'horizon, forme un angle d'environ 
lh degrés; et nous devons conséquemment donner au livre 
une inclinaison qui le rende à peu près perpendiculaire à 
notre axe visuel, c’est-à-dire lui donner également une incli¬ 
naison de 45 degrés avec le plan de l'horizon* 

Pour écrire, on a reconnu que l'inclinaison de 20 degrés est 
la plus favorable et que la distance entre le pupitre et le siège 
doit Être de 5 pouces, 

M. Liebreieb foi mule sur ce sujet les propositions suivantes ; 
1° Employer un même modèle et une meme dimension de 
pupitre, pour les enfants et pour les grandes personnes des 
deux sexes ; 
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Faire varier la. hauteur du siège et celle du marchepied 
en les adaptant à la table de chaque enfant; 

3 Ü Etablir le bord de la table toujours perpendiculairement 
au-dessus du siège; 

4® Proscrire les sièges sans dossier, et maintenir le haut de 
celui-ci, toujours a la hauteur du bord de la table pour les 
garçons, et 5 centimètres plus haut, pour les filles ; 

o rj Dans toutes les classes, où les garçon^ changent de place, 
régler la hauteur du siège proportionnellement a la taille 
moyenne des élèves; 

G ü Dans les écoles de filles cl dans les écoles de garçons, où 
ils ne changent pas de place, arranger le siège de chaque 
enfant exactement selon sa taille. 

Evidemment, cc sont là des conditions auxquelles il est, 
sinon impossible, du moins très-difficile, de satisfaire com¬ 
plètement. 

Cependant, un grand nombre de systèmes divers ont été 
imaginés et ht combinaison de sièges et de tables à pièces 
mobiles, représentées pl. Il et pl, III, nous a paru ingénieuse, 
hygiénique et économique. Cette combinaison est dut à 
M, O. André, ingénieur-constructeur. 

Le principe de la construction de ce mobilier consiste en 
une table à sièges séparés avec dossiers s’adaptant à la taille 
de l'enfant; 

La table est h deux places ; clic est vissée sur le parquet, 
et munie d'une barre d'appui h , qui s'élève ou s'abaisse sur un 
quart de cercle à crans 

Chaque siège a une partie immobile formant plan incliné i, 
sur laquelle glisse la partie mobile m t qui supporte le siège 
et le dossier. Cette partie mobile, en s'élevant, s'approche 'le 
la table, dans les conditions mises en rapport avec la iaille de 

rélève. 

L a t ab 1 e s e compose de de ux pie d s a s se ni b 1 es p a r go ussetsen 
forme de K, en fers cornières-méplats eu Ire-toisés. La tablette 
de bois est montée sur fers en I ; elle ne peut se déformer* 
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Le siège est forme de deux triangles en fer plat, assembles 
par des goussets en tôle; un écrou permet d'arrêter le 
triangle m sur le triangle fixe f } h la hauteur convenable. Le 
siège et le dossier sont montés sur fer en T. 

I/iinstituteur peut ainsi disposer les enfants dans la salle, 
sans tenir compte de la taille des écoliers et, cependant, satis¬ 
faire aux exigences pédagogiques. 

En effet, il n'aura qu'à prendre les dispositions suivantes : 

1° Four les élèves de grande taille, il laisse la barre d'appui 
au cran inférieur et il baisse le siège (pl, Cil) ; 

2” Pour les plus jeunes, 31 remonte la barre au cran supé¬ 
rieur (pl. TI) ; 

3° Pour ceux d’une taille intermédiaire, il règle le siège et 
la barre, suivant les proportions du torse et des jambes. 

Enfin, plus l'enfant est petit, pinson resserre la distance 
entre le dossier et le bord intérieur de la table, Ainsi, quelle 
que soit sa taille, Ü est toujours convenablement assis et bien 
appuyé des reins. 

Si le personnel de la classe change, ou si, dans le courant de 
l'aimée, l'instituteur veut modifier le groupement de ses 
élèves, il peut le faire, sans changer les meubles de place, 

La table, y compris les deux sièges, coûte fr. 29-50, soit 
fr, 14-75, par place d'écolier. Le prix d'un encrier de fonte 
émaillée, avec fermeture de verre est de fr. 1-25, 

Enfin, le poids total de la table et des deux sièges est 
de 32 h* kilogrammes. 

4. Robinets à eau. 

L'annulation du coup de bélier, c'est-à-dire la suppression 
complète du choc qui résulte de la fermeture brusque des robi¬ 
nets, fermant seuls par ressorts métalliques, ou brusquement 
à la main, comme dans les robinets à boisseau et à noix, est 
depuis longtemps F objet de recherches, 

Ainsi, à Paris, un arrêté préfectoral interdît l'emploi, pour 
















la distribution d’eau dans les appartements, de robinets pro¬ 
duisant des coups dû betier et pouvant être tenus ouverts 
autrement qu'à la main* 

Ou saitj en effet, que le coup de bélier est une violente 
secousse résultant de la brusque fermeture de l'orifice de 
sortie de l'eau, et qui ébranle et peut même faire débiter les 
tuyaux de conduite. C’est le résultat de la réaction produite 
par l'arrêt brusque d'une colonne d'eau ayant une certaine 
puissance vive proportionnelle à sa masse et au carre delà 
vitesse; cette vitesse variant avec la pression, le coup de 
bélier est d'autant plus fort que la pression de beau est plus 
grande. 

Deux systèmes de robinets ont particulièrement attire notre 
attention, ils nous paraissent de nature à éviter, dans la 
mesure du possible, les effets destructeurs des coups de bélier. 

Le premier acte inventé par IL Chamerov ; en voici la 
description ; ce robinet est représenté, pL IV, fi g 1 . 1; il se 
compose d'une boîte A, raccordée ou soudée sur la conduite 
qui amène beau d'une seconde boite B, intérieure à la première ; 
elles communiquent par six ouvertures C, réparties sur la 
circonférence de la boite B; celle-ci est fermée, d'un coté, par 
un bouchon à vis I), de l'autre, elle communique par l'ouver¬ 
ture F avec l'orifice de sortie de Beau, Ci, À l'intérieur de J a 
boite Best un obturateur E destiné a boucher l'ouverture F; 
il est traversé, en son centre, par une tige a repoussoir IL 
L'espa c e an n u luire, lai as c e n t r e c et te t i ge e t; 1 ’ ou vertu rc t i e 
l'obturateur, est formé par un clapet 1 qui s’appuie sur une 
rondelle en caoutchouc K, fixée dans une rainure interieure 
de l'obturateur* A son extrémité antérieure, la tigre 11 porte 
un bouton L, sur lequel on appuie pour déterminer l'ouver¬ 
ture du robinet. Un ressort M tend à fermer le petit clapet 
et, par suite, l'obturateur, lorsque le bouton L est libre. 

Le robinet, étant au repos, se trouve fermé par l'effet du 
ressort ; la rondelle N forme? joint entre l'obturateur et 
l'ouverture F. 
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Dans celte position, l'eau de la conduite, [ms^ant par 
les orifices G, puis autour de l'obturateur, par un petit 
espace annulaire, ménagé à cet effet remplit la boîte B ; 
celte eau est naturellement à la pression qui existe dans la 
conduite. 

Dès lors, tout le mécanisme se comprend aisément. Pour 
ouvrir le robinet, on appuie sur le bouton L; le petit clapet 
s'ouvre; Peau de la boite B s'échappe et la pression y devient 
nulle, en continuant à pousser le bouton L ; Pépaulement de 
la tige vient s'appuyer sur le nez de l'obturateur et détermine 
P ouverture complète de l'orifice; Peau s'écoule donc libre¬ 
ment par P orifice G* 

Pour fermer le robinet, il suffit de cesser d'agir avec le 
doigt sur le bouton : l'action du ressort, aidée par l'effort dû à 
la différence de pression sur le devant et sur P’arrière du 
clapet, se trouve arretée, La forme conique du nez de l'obtu¬ 
rateur a pour objet de diminuer progressivement la section de 
l'écoulement de Peau par l'orifice E; il ne peut donc se pro¬ 
duire, qu'un coup de bélier inoffensif. 

Un autre système de robinet annulant le coup de bélier a 
été inventé par M. Dcnans. Ce système parait, aussi, donner 
do bons effets ; en voici la description (ph IV, fig\ £ : 

Il fonctionne a l'aide de deux obturateurs À et B en caout¬ 
chouc; ceux-ci sont garnis intérieurement de pièces métalli¬ 
ques adhérentes par moulage. 

Lorsqu'on veut ouvrir le robinet, on tourne avec la main le 
bouton (î et l'on fait ainsi descendre la visa quatre filets qui 
vient pousser la tige !i portant les deux obturateurs. 

L'obturateur B descend avec la tige et livre passage à Peau 
qui passe par les trous O, pratiqués tout autour de la pièce. 

Quand on cesse de tourner le bouton du robinet, P élasticité 
de P obturateur À fait remonter la tige H et, par conséquent, 
l'obturateur B qui ferme le passage. 

En remontant le bouton, cet obturateur produit un effet 
d'aspiration dans la partie Y qui se trouve fermée, â la 
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partie inférieure, par la soupape S que vient pousser l'eau 
r i n ch a r g e. C etcff et b u- o o Y ob t u ra leur à re m on t e r 1 cnte m e n t 
et la fermeture s'opère sans produire le choc si préjudiciable, 
comme nous l'avons vu, h la conservation des conduites, 
notamment des tuyaux de plomb. 

5, Ventilation de S'annexe de 1 exposition du Ministère des Travaux 

Publics de France, 

La ventilation d'un local de cette espèce semble avoir peu 
d e ra p por t a v ee ) a ventilation d es e t ablisseï n e n t s t es 3 o rt i ss a n t 
au Departement de la justice, "Mais l’heureux résultat obtenu 
au moyen d'un appareil ventilateur particulier, dont il sera 
parlé dans un autre chapitre, justifie la description suivante 
du dispositif adopté a cet effet, 

La belle collection de modèles, dessins, photographies et 
documents de tous genres, exposée par le Ministère français des 
travaux publics, était très-complète ; elle renfermait notam¬ 
ment des plans sur papier, artistement faits et d'une très- 
grande valeur. Ces plans sont, pour là plupart, tendus sur 
châssis de bois, sujets à déformation. De plus, la face du 
papier, du coté de la salle et celle adossée à la paroi de cette 
salle, étaient naturellement en contact avec des couches de 
l'atmosphère dans des états d'humidité différents, 1! devait 
nécessairement arriver qu’au bout d’un certain temps 
d’exposition, ces plans sur châssis seraient gaufrés, même 
déchirés par Feffet des dilatations et des contractions iné¬ 
gales des deux faces du plan. 

En outre, cette annexe consistant en un pavillon d’un style 
très-élégant, construit en matériaux de mince épaisseur, sou 
atmosphère pouvait, pendant les journées chaudes de l'éte, 
s’élever à un degré de température intolérable. 

C’est ce qu'il fallait éviter. 

Les dispositions suivantes lurent prises pour combat ire 
inconvénients sérieux : 






D'abord, pour atténuer* autant que possible, l'action du 
rayonnement intérieur des parois échauffées par l'action solaire, 
les murs verticaux ont été doublés, en dedans, au moyen de 
cloisons en construction légère isolées des murs; et, pour une 
notable partie, les cartes et les dessins tendus sur cadre ont 
été disposés de manière à contribuer à former la double paroi 
intérieure désirée. 

Ce dispositif eût été, du reste, inefficace sans le concours 
d'une puissante ventilation fraîche, produite au moyen d’une 
machine à vapeur mouvant 3e ventilateur, 

lia solution de ce singulier problème de ventilation fut 
confiée à MM. Geneste, Herse lier et C r ; le nombreux public 
qui, pendant l'été, visita ce pavillon, put se convaincre que 
l'intérieur du local fut constamment entretenu dans un état 
de fraîcheur hygiénique des plus agréables. Quand on songe 
à la température souvent très-élevée de F air puisé directe¬ 
ment dans le parc du Ghamp-de-Mars, cm comprend que le 
rafraîchissement préalable de l'air de ventilation ait été une 
autre condition essentielle du succès, 

Ce résultat a été parfaitement atteint eu utilisant Fc au 
Iroide disponible, sous forme de jets d'eau pulvérisée* 
installés sur le passage de Pair insufflé, 

I /air, ainsi préparé dans le sous-sol du pavillon, immédia¬ 
tement au-dessous du local à desservir, s’engageait tout au¬ 
tour de la salle, dans le vide réservé entre les murs et les 
doubles cloisons intérieures; il ne pénétraitdansla salle même 
qu’à la partie haute, après avoir, pour ainsi dire, rafraîchi 
les parois exposées à Faction de la chaleur solaire. 

II était fourni en quantité suffisante pour arriver dans 
l'enceinte à une température plus basse que celle qu’on 
désirait y maintenir. Cependant, aussitôt que le régime désiré 
était établi chaque jour, cet écart de température n'avait plus 
besoin que d'être faible, ce qui faisait éviter toutes causes de 
courants d'air froid. 

L'expérience a aussi démontré incidemment que le refroi- 















dissement de l'air par contact direct avec l’eau froide ne 
produisait pas d’humidité dans ta salle comme on pouvait le 
craindre à première vue, C'est la conséquence du fait connu 
que la eàpwité htpjnmH nqc*- ■/••- Vau croît acor t*t tempérait f r<\ Les 
cartes et les plans tendus tout autour de la salle, et qui n’ont 
eu aucunement à souffrir du rafraîchissement.artificiel produit 
par la ventilation, ont fourni un témoignage patent de la 
réalité du principe que nous venons d'indiquer. 

Les dispositions spéciales adoptées pour la ventilation de 
cette salle méritaient certainement d'être signalées. 


6, Ventilateurs à hélice, 


Les expériences faites par le professeur Ser, à motel-Dieu, 
sur un ventilateur a hélice, décidèrent MM. Davioud et Ikmr- 
dais, architectes-ingénieurs du palais du TrocadérOjà recourir 
à un appareil de ce genre pour lu ventilation de la grande 
salle de cet édifice. 


Les ingénieurs Geneste et llersclier, charges de la eonstruc- 
t-ian des appareils d'aérage du Trocadéro, firent sur les ven¬ 
tilateurs h hélice des expériences nombreuses et intéressantes 
qui les amenèrent a donner à leur ventilateur la forme sui¬ 
vante, laquelle fait éviter complètement les rentrées d’air 
dans le voisinage de Taxe de rotation. 


I/axe du ventilateur est garni d'un grand cène occupant 
¥ espace nuimble; sur ce cône sont rivées des palettes hélicoï¬ 


dales en tôle se recouvrant un peu et formant par leur 
ensemble une couronne annulaire autour du noyau central 
tronc-conique. Cette couronne annulaire s'évase également 


du côté de la sortie de fuir ; son enveloppe extérieure a donc 


aussi une forme tronc-conique. 


Cet appareil donne d'excellents résultats ; nous avons 
l'occasion d'assister k des essais qui en ont démontré Le 
caché* 


eu 



Si nous sommes bien informés, un ventilateur du même 


genre serait prochainement appliqué à l'aéragc des locaux 
du nouveau Palais dé Justice, à Bruxelles* 

Les systèmes de ventilateurs à hélice exposés sont d'ail¬ 
le u rs t rès- n o m breu x } su r to u t ce u x q u i s o n t ap p 1 iq n c s à T aé v âge 
des mines. Outre ceux qu'ont imaginés nos compatriotes, nous 
pouvons citer ; 

Iv Le ventilateur Guérin, de Paris; 

Le ventilateur Ilaworth (Anglais); 

3° Le ventilateur Ileger, de Vienne ; 

l-o Le ventilateur AVazon, 

On voit par là que les ventilateurs hélicoïdaux ont lait de 
grands progrès et qu'ils peuvent avantageusement lutter 
aujourd'hui avec les ventilateurs à force centrifuge, leurs 
aînés, dans les circonstances où il s'agît d'un déplacement 
d'air à faible pression* 


7. Ventilateurs à injectenr de vapeur. 

L’accélération du tirage des cheminées à fumée par le moyen 
de l'injection d'un jet de vapeur est connue et appliquée depuis 
un siècle, et même davantage, Ce système, dont le tirage des 
cheminées de locomotives est un exemple bien connu, a été 
récemment l'objet d'intéressantes combinaisons d'appareils. 
Mais, il y a quelques années, LL l'ingénieur Giffard (le même 
qui, pendant l'exposition» a fait l'entreprise du ballon captif), 
imagina un a pp a reil à ali m eut e r les ch a u d i è r e s à v a p e u r a u 
moyen d'une injection de vapeur* Cet ingénieux appareil fit 
sensation dans le monde industriel et même dans le monde 
savant où la théorie de Yentmmemenl avait été jusqu'alors, 
simm ignorée, du moins très-peu étudiée. De l'entraînement 
de l'eau à l'entrainement de l'air il n'y avait qu'un pas à. 
franc hir, Aussi, plusieurs savants, notamment SIM. G lé- 
pin ( l ) et le professeur Trcsca ( 9 ) étudièrent-ils cet intéressant 


iUnm.nya sur in r •. ut Hat itm de mince, |»ar M. !J lérix 
(■') A n u ales du Conservatoire^ t. VU! 












phénomène, tandis que l'ingénieur Mehu imagina un appa¬ 
reil de ventilation fonctionnant par injection de vapeur. (Jet 
appareil fut appliqué à l'aérage des mines. D’après Ulëpin, 
« avec des jets de vapeur à 5 atmosphères, l'appareil Mehu 
u produisait le plus grand travail utile, lorsqu'il était composé 
» de 6 tuyaux de 1 mètre de longueur sur 0^,20 de diamètre 
ft et de 0 buses a vapeur cylindriques île 0^,006 de diamètre 
» intérieur ; l'effet utile s'est élevé à 5,5 p. *>/o. » 

Ce n'est là qu'une bien faible portion de la force motrice 
emmagasinée dans la vapeur à 5 atmosphères, mais ce 
résultat peu encourageant a (dé attribué h nue disposition 
vicieuse ou incomplète de l'appareil Mehu. 

M. le professeur Tresca fut plus heureux dans ses expé¬ 
riences. Il étudia les effets do l'entrainement de l'air, par des 
jets de vapeur, dans la cheminée d’appel du Conservatoire des 
arts et métiers. H a, constaté» que chaque kilogramme de 
» vapeur pouvait, avec un jet cylindrique de ü*»,005 Je dia- 
« mètre, entraîner 105 mètres cubes d'air; la valeur moyenne 
» par kilogramme de vapeur s’est trouvée être de 00 mètres 
» cubes, à la vitesse moyenne de 0»,91 par l'\ « 

1 J ar ses ex p é r i e ne es, il. T r esc a en a r r i v e à co n cl u r e q u e 1 e 
rendement du système peut s'élèvera un débit d'air de plus 
de 600 mètres cubes par kilogr. de houille utilisée a produire 
la vapeur. 

Ce dernier résultat ne permet plus de révoquer en doute 
l'application prochaine du jet de vapeur à la propulsion des 
gaz et partant h Cadrage des édifices publics. 

Plusieurs propulseurs k vapeur ont figure, en 1876, a 
P Exposition d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles et celui 
que l'ingénieur Siemens a imaginé se retrouve à l'Exposition 
universelle de 187 H, 

Par Pinjecteur Siemens, on obtiendrait, à l'aide de la vapeur 
ii 3 atmosphères, un vide de de mercure et l’effet utile 

de l'appareil égalerait celui qu’obtiennent les souffleries et les 
pompes h air. 






La disposition de l'appareil est rationnelle et combinée de 
façon à utiliser la force vive des gaz avec peu de perte due 
m choc de leurs molécules. 


8, Ventilateurs à force centrifuge. 

Le ventilateur h force centrifuge, c’est-à-dire à ailes ou 
palettes rotatives, remonte à une époque assez reculée ;17£>ï ; 
il lut applique, vers 1736, à Londres, à la ventilation de la 
Chambre des communes. 

Parmi ceux qui furent exposés en 1S7S, on remarquait, à 
la section anglaise, celui qui porte le nom de ventilateur 
Cÿdop$ t exposant Bowson, de Londres. Bien qu’étant destiné 
aux forges, il peut être appliqué à l’aspiration et à l'évacua¬ 
tion des gaz impurs ou nuisibles. 

Vient ensuite le ventilateur double de Perrigault (de Rennes) 
qui, d’après les expériences de M. le professeur Tresca, pro¬ 
duit une moyenne d’effet utile de 44 p, *' 0 du travail moteur. 

Enfin, le ventilateur centrifuge Wazon donnerait aussi d’excel¬ 
lents résultats et réaliserait l'avantage de diminuer notable¬ 
ment la perte de force vive des gaz. 


9, Cheminées vervHlatrîces. 

Les liantes cheminées sont et resteront toujours un moyen 
puissant et économique de l’aérage et de l’assainissement des 
locaux habités. La haute cheminée est, pour ainsi dire, le 
complément indispensable d’un système de ventilation géné¬ 
rale des édifices d’utilité publique, par cela même qu’elle a 
pour principal résultat de rejeter à une grande hauteur et 
de disséminer dans l’atmosphère les miasmes ou les gaz 
corrompus des lieux habités. 

Il ne manquait certainement pas, k l’Exposition de 187*, 
de spécimens de hautes cheminées : les nues, en briques ou 














en maçonnerie polychrome, aux chapiteaux décorés et munis 
de paratonnerre, les autres, métalliques, il mt le nombre aspect 
ne pouvait être atténué que par l'ornementation de leur 
couronnement. 


10, Poêles, 


Sans nous arrêter partïoulièrenient aux cheminées a foyer 
ouvert, pour l'usage domestique et pour le chauffage tles 
appartements, U convient que nous disions quelques mots 
des poêles et des poêles calorifères, en raison de leur appli¬ 
cation dans les salles d'école, dans les ateliers et dans les 
salles communes dites ehauffoirs, w 


Parleur disposition, foyar clos, les poêles sont des appareils 
de chauffage plus économiques que les foyers ouverts: tandis 
que les foyers ouverts utilisent à peine 7 à S p. *>/.j do la 
chaleur du combustible, les perles fermés peuvent en utiliser 
jusqu'il 90 p. u/o. Aussi, la cheminée à foyer ouvert est-elle 
peu employée dans les pays du ISord. 

Les poêles les plus répandus en Belgique, en Angleterre 
et surtout en France, sont les poêles de fonte. Ils sont d f une 
fréquente application au chauffage économique des logements 
d'ouvriers, des ateliers, des casernes, des hôpitaux, etc. Mais 
ils ré en constituent pas moins un chauffage insalubre par la 
raison que, pour la plupart, ils rougissent rapidement et 
produisent alors une quantité notable d'oxyde de carbone, 
gaz dont les effets sont malsains et asphyxiants. Les 
expériences de MIL Sainte-Chûre-Devüle, Troost* Morin, 
I. rhain, Claude Bernard et Urehaut sont, a cet égard, des 
plus concluantes* On estime que le gaz oxyde de carbone à la 
dose d'un millième, dans l'atmosphère d'un appartement, 
peut y occasionner la mort ; 

u lue cloche en fonte, de 0m a 015 d'épaisseur, formant foyer 
a avec tuyau d'échappement de fumée, fut entourée d'une 
u autre cloche en fonte qui reposait dans des rainures manu- 










« gées à la base de la première. Les joints de? cloches et 
« des tuyaux furent lûtes avec soin. 

w Deux tubulure?j ménagées à la cloche-enveloppe, met- 
u talent l'intervalle des deux cloches en communication avec 
ii un a p p ar e il d'analyse de s gaz q u i p o u va i eu t s V i n trod u ire * 
ii Le? résultats des analyses de ces gaz ont établi le mélange 
» d'oxyde de carbone à l'air aspiré dans une proportion qui 
« s 1 es t él e v ée j u s q u' a 0,0 0132. *r 

En résumé j la présence, eu forte proportion, du gaz oxyde 
de carbone dans l'atmosphère des Locaux chauffés à l'aide de 
poêles de foule peut provenir de plusieurs origines différentes 
et concurrentes ; 

» l a perméabilité de la fonte pour ce gaz qui passerait de 
ii l'intérieur du foyer à l'extérieur; 

ii L'action directe de l'oxygène de l'air sur le carbone de la 
« fonte chauffée au rouge ; 

ii La décomposition de l'acide carbonique contenu dans 
ii l'air, par sou contact avec le métal chauffé au rouge : 

ii L'influence des poussières organiques naturellement 
» contenues dans l'air. « 

Un ingénieur, M, E. Muller, construit des poêles cérami¬ 
ques dont les bons effets hygiéniques ont été constatés par les 
expériences faites sous la direction du général Morin. 

Le modèle exposé, en 1878, a le précieux avantage d'opérer 
ia ventilation du local par l'extraction de l'air vidé à l'aide 
d'une enveloppe autour du tuyau de fumée qui assure le tirage 
et l'évacuation de cet air vicié. 

En vue d'empêcher la fonte des poêles et des poêles calori¬ 
fères de rougir, ou a imaginé, dans ces temps derniers, de les 
armer d'ailettes en fonte dont l'action refroidissante est très- 
énergique en raison du rapprochement et du nombre de ces 
ailes. 

Parmi les poêles calorifères imaginés suivant ce principe et 
exposés en 1873, nous citerons : les poêles calorifères C'urney 
(Angleterre, le poêle calorifère Cuau, aîné: k poêle calo- 















rïfère Geneste et llerscher. les poêles calorifères du Musgrave 
et cens de A. Reveilhac, 


11. Prisons. 


Il semblerait que le chauffage et la ventilation des prisons 
devraient trouver place immédiatement h la suite des articles 
précédents, Mais i! nous a paru plus logique de commencer 
par la description des différents types de prisons que nous 
avons rencontrés à l'Exposition. 

Nous devons à l'obligeance des gardiens de la section 
italienne, d'avoir pu prendre le croquis de différents types des 
prisons de ce pays, lesquels se trouvaient contenus dans de 
nombreux et volumineux albums des Travaux publies de 
l'Italie, 

La planche Y reproduit le croquis de la prison cellulaire de 
Turin, pour 500 hommes et 150 femmes. Voici la légende de 
ce croquis : 

A, conçue r ge et eorp$ de garde ; 

B, bâtiments de l'administration ; 

C, infirmeriez 

D, quartier des femmes* 

E, bâtiment transversal; il comprend cuisine et dépen¬ 
dances au rez-de-chaussée* réfectoire des gardiens, magasins* 
cel Iule d e p u ni t i on e t ea i or i fl ■ re s dans 1 es c a v e s. 

A l'étage* se trouve la chapelle ayant une disposition parti¬ 
culière avec loges rayonnantes vers l'autel ; 

F, observatoire central. 

G, quartier des hommes, 

L, M et K, préaux* 

Le chauffage est à tuyaux d'eau chaude (six tuyaux) circu¬ 
lant dans une gaine et distribuant l'air chauffé, de la gaine à 
chacune des cellules* 

L'introduction de cet air clans les cellules s'effectue p.ir le 
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haut, ot, vers le lias, se trouve l'ouverture du tuyau d'évacua¬ 
tion de rair vicié, 

Les cellules ont 4 mètres de long, 2^30 de large et 3»/2û 
de haut. Soit une capacité de £9 m *,440. 

In siège fixe est placé dans chacune des cellules. Le 
produit de ces sièges s'écoule dans un égout extérieur Ion* 
géant les façades de chacun des bâtiments. L'absence de 
détails ne permet pas de se rendre parfaitement compte du 
fonctionnement de ces appareils. 

Cette prison cellulaire est construite sur un emplacement 
ayant environ £00» sur 180»; soit une superficie de $£>,000»“, 

Nous remarquons, dans les plans d'une prison, plus ou 
moins fortifiée, de Borne (Giudiziario di 8, Michade), un dis¬ 
positif qui rappelle en coupe la maison de sûreté de Namur 
et de la maison d'arrêt de Mal mes, c'est-à-dire une galerie 
pour une seule rangée de cellules disposées en deux étages 
sur rez-de-chaussée ( l ). 

Viennent ensuite les plans de la prison cellulaire d'une 
certaine importance, construite récemment à Milan (pL VI), 

Ces plans portent pour titre : 

Careere giudiziariù di Milano seconda il sîsiema (VUolammio 
mwluto. Cette prison contient 540 cellules ordinaires et 
108 cellules spéciales. Les ailes, au nombre de six, sont à 
double rangée de cellules et à deux étages sur rez-de-chaussée. 
Elles ont 15 mètres de largeur sur GO mètres environ de lon¬ 
gueur et comprennent huit groupes de $0 préaux rayonnants. 
Les bâtiments du quartier des cellules spéciales ont une 
superficie de 100 mètres sur 50, environ. 

À front principal, vers la rue, se trouve un bâtiment 
de bü mètres sur 10, destiné à la direction, à l'administration, 
au greffe, aux bureaux, etc. 


0) Le cellulaire dé la maison 
dispositif. 
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Enfin, la superficie totale de l'enceinte est d'environ 

26 , 000 ™*, 

Le plan et le dispositif intérieur d'une cellule de cette 
prison sont reproduits, pL VIL 
Les encoignures, vers la galerie, sont coupées et servent, 
d'une part, à loger les conduits d'aérage, d'autre part, à 
l'établissement d'une latrine en forme de niche. 


12. Pavillon du Ministère de l'Intérieur. 


Le pavillon du Ministère de l'Intérieur renfermait, entre 
autres objets très-intéressants, de nombreux types de {irisons. 

Nous citerons, notamment, la maison centrale de correc¬ 
tion de Cl ai r va u x ( A abc). C e t é t a b 1 i sse i n eut e st une a r i ci e n n e 
abbaye, fondée par saint Bernard, en 1115, transformée 
aujourd'hui en maison de détention ; 

La maison centrale de correction de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
plan dressé par l'architecte A. Normand. Ce plan rappelle, 
dans son ensemble, le plan général de la maison de force de 
Gand ; 

Le modèle, en petit, de la maison centrale de G ai lion 
(Eure). Cet établissement est surtout affecté au traitement des 
condamnés aliénés et des condamnés épileptiques, 1! offre des 
batiments, avec jardins, pour la promenade des malades. 

On rencontrait, exposés dans ce pavillon, les plans et les 
modèles de différents établissements de bienfaisance, que nos 
architectes, auxquels serait confiée l'étude île constructions 
de l'espèce, pourraient consulter avec fruit, Nous citerons 
notamment : 


La maison de santé de Clermont (Oise) ; 

La maison de secours de M, Cosette; 

L'asile de Baîlleul (Nord) ; grand établissement installe sur 
un vaste emplacement. Les différents quartiers forment un 
bel ensemble et sont groupés avec méthode, suivant les 
différentes catégories d'aliénés, divisés en deux grandes 
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sections : les pensionnaires et les indigents* Chacune de ces 
sections contient tm quartier pour les maniaques, un quartier 
pour les malpropres et un quartier pour les agites. Une église- 
chapelle se trouve au centre de l'encemtç. Au front principal 
de rétablissement, se trouve, à gauche, le bâtiment de l'ad¬ 
ministration , et à droite de celui-ci, de vastes ateliers; 

Les plans du pénitencier de Lenzbourg, construit en 1861-64, 
par l'architecte Moser, à Baden. Oes plans sont remarquables 
en ce qu'ils comprennent un dispositif de chapelle heureuse- 
ment imaginé et analogue à celui qui a été conçu récem¬ 
ment par M. F architecte Derre pour la prison nouvelle de 
Bruxelles. À ces plans très-remarquables, nous pourrions 
ajouter ceux de l'hospice pour les aliénés du royaume de 
Bohême, à Dobrzon et ceux de l'établissement d'aliénés de 
Kulparkon, près de Le m b erg {Autriche, G&llicie), 

Tout en constatant que la Belgique n'est pas restée en 
arrière pour ce qui concerne le genre d'établissements de bien- 
(aisance,on doit reconnaître qu'en ceci, comme en tout, nous 
avons le plus grand intérêt à consulter ce qui existe et ce qui 
se fait à l'étranger. 

T e pavillon de l'Exposition du Ministère de l'Intérieur 
renfermait, en outre, le modèle en grandeur d'exécution d'une 
cellule de prison, modèle construit d'après l'esprit de la loi 
du 5 juin 1875 et disposé conformément au programme 
arrêté le *7 juillet 1877. 

Cette cellule a 4 mètres de longueur, 8^,50 de largeur 
et 3 mètres de hauteur; soit une capacité de 30 mètres cubes, 
La porte de chêne d'une épaisseur de 0 fll t 03.5, s'ouvre vers 
L'extérieur de la cellule ; elle est ferrée de manière à pouvoir 
se rabattre complètement sur le mur de la galerie; sa largeur 
est de 0'»,7ô. Elle est percée d'un guichet de distribution 
doublé, vers l'intérieur, de tôle galvanisée; la largeur de ce 
guichet est de 0,1 fi et sa hauteur de Ü m ,80* 

Le pêne de la serrure a la forme d'un verrou. 

Pour la surveillance, un espion vitré, de 0,02 de diamètre, 















est percé au*dessus du guichet ; cet espion est muni, du côté 
extérieur, d J un obturateur retombant par son propre poids. 

La fenêtre, de verre cannelé, est établie à £ mètres du 
sol; les barreaux en sont disposés horizontalement et peuvent 
tourner, par leurs tourillons engagés dans les faces verticales 
de l'embrasure, A chacun de ces barreaux, se trouve fixé un 
cadre vitré qui, à l'aide d'un mécanisme, peut tourner 
autour du barreau de façon h occuper la position horizontale et 


permettre ainsi k Fair extérieur un libre accès dans la cellule. 


La cuvette à eau est en fonte émaillée et la distribution 
d'eau n'est pas limitée. 



vase h matières fécales est en tôle 


galvanisée; 


il est 


muni d'un obturateur; sa hauteur est de 0^,58 et il est 


oblongv II peut être enlevé de l'extérieur de la cellule par 
une ouverture étroite et précise, il glisse vers l'intérieur 
dans des rainures qui s'opposent à ce que le détenu puisse le 
déplacer au delà de ce qui est nécessaire k l’usage auquel 
ce vase est destiné ; un tuyau d'évent est pratiqué dans l'épais¬ 
seur du mur pour le dégagement des gaz qui pourraient 
s'échapper du vase lorsque celui-ci est logé dans l'ouverture 
précitée. 

Le balcon, pour le service des cellules de l’étage, est en 
bois, sur consoles en fer de fonte. 

A l'intérieur de la cellule est disposé le bouton d'une 
sonnerie électrique qui fait, en même temps, mouvoir, par 
déclanchement, un indicateur placé à l'extérieur à côté de la 


porte. 

J/échappement de l'air vicié s'effectue par un conduit 
mé n a gé d an s l'é p aisse u r d es mu rs, e t pré sent ant, ii 1 ' i ntë rieur 
de la cellule, l'ouverture d'évacuation. 

Le chauffage s'y opère par le moyen d'une circulation d'eau 
chaude, régnant au niveau du sol et logée dans une caisse 
en tôle dans laquelle l’air pur de l'extérieur vient s'échauffer 
pour se répandre ensuite dans la cellule par une ouverture 
grillée ménagée dans la caisse. 





Un Ut de camp, garni de sa literie, se rabat pendant le 
jour contre le mur. Une tablette servant de table se rabat 
de In même manière ; enfin, une chaînette lixêe à la muraille 
et au pied de la chaise maintient celle-ci à courte distance» 
On remarquait, en outre, un modèle réduit de ia partie 
centrale* avec drap elle, observatoire du centre et portion 
d'ailes d'une prison cellulaire. Ce modèle est aussi exécute 
d'après l'esprit de la loi du 15 juin 1875 et conformément au 
programme du £7 juillet 1877. 

t Fn exemplaire de cette loi et du programme s'y rappor¬ 
tant, ainsi qu'un exemplaire de divers plans-types de prisons 
cellulaires, conformes à ce programme, nous ont été obli¬ 
geamment remis par M. Michon, du Département de l'Inté¬ 
rieur ; ce fonctionnaire s'occupe activement de tout ce qui 
concerne le système et le régime pénitencier, en France. 

Nous croyons devoir reproduire ici, in extenso, le premier 
de ces documents, en même temps que nous donnons des 
croquis et des extraits détaillés do ces plans. 


K 


MINISTERE DE L'INTERIEUR. 


ft ï)l HECT1QN DE l/A DM IN I ST RATION L’EN 1TENT1A il lh. 


h Le Ministre de l'Intérieur, 

» Sur le rapport du directeur de l'administration péniten¬ 
tiaire ; 

t* Vu l’avis du conseil supérieur des prisons; 

« Vu la loi du 5 juin 1875, 

« Arrête : 


n Article premier. 

" Les projets relatifs h ta construction ou à l’appropriation 
des prisons départementales suivant le système de la sépa- 

















ration individuelle 1 devront, à I 1 avenir, être établis conformé¬ 
ment aux indications du programme ci-annexé. 

tt Art. 2. 

» Le directeur de ^administration pénitentiaire est chargé 
de Inexécution du présent arreté. 

« Fait h Paris, le27 juillet 1877. 

h Pour le Ministre : 

« Le Sous-Secrétaire d’Etat, 
n B™ Brille. tt 


u Programme pour la construction ou l J appropriation Les prisons 
L(parlementales, en vue Le la mise en pratique du système de lit 
séparatio n in di v iduelle, 


I 

tf CONSTRUCTION UK NOUVELLES PRISONS* 

tt L Situation et configuration du terrain. 

» 11 est préférable de placer les prisons à proximité du palais 
de justice, toutes les fois que ies mouvements de population 
ne sont pas suffisants pour justifier la mise en service d'une 
voiture cellulaire pour le transport des prévenus et accusés 
allant à l'instruction ou à l'audience, 

^ il importe, dans tous les cas, d’éviter toute facilité de 
communication orale ou visuelle avec le dehors. 

« Le terrain ne devra être choisi qu'aprës l'adoption du plan 
d'ensemble, de façon qu'il puisse se prêter, par sa configu¬ 
ration, aux exigences spéciales d'une construction cellulaire, 
c'est'à-dire se trouver en forme allongée pour les petites mai- 
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sons n'ayant qu'un corps de bâtiment tel qu'il sera décrit 
ci-après, ou bien d'une plus grande largeur relative, lorsqu'il 
y aura à édifier plusieurs ailes rayonnant vers un point 
central. 

« 2, Dispositions (fememtAe. 

tt Les principales dispositions ont pour objet de faire rayon¬ 
ner ou converger les services généraux et les bâtiments delà 
détention vers un point central d'où les mouvements du 
personnel et de la population puissent être aisément dirigés 
et surveillés. 

n Tl sera tenu compte, pour la situation des galeries et des 
préaux, de l'importance relative de chaque établissement. 

» Quelle que soit l'importance delà prison, le couloir des¬ 
servant les cellules devra monter de fond, de manière que la 
surveillance puisse s'exercer sans obstacle dans toute la 
hauteur du cellulaire. 

» L’ourles plus petites prisons, et même pour celles ou 
l'effectif ne dépasse pas le chiffre de cent détenus environ, on 
devra, autant que possible, n'établir qu'un seul corps de bâti¬ 
ment comprenant, a l'entrée, les locaux pour le service 
d'administration et aussitôt après, une galerie à un rez-de- 
chaussée et à un ou deux étages Dans ces conditions, le 
nombre des cellules peut être porté jusqu'à dix-huit ou vingt 
de chaque côté de la galerie. 

» Les préaux séparés pour les hommes seront placés à l'extré¬ 
mité de ladite galerie, un peu en contre-bas, de façon que 
ces préaux puissent être facilement surveillés de l'intérieur. 
On réservera, d'un côté des bâtiments, une ou plusieurs 
petites cours pour la promenade des femmes, et on placera, 
au côté opposé, les dépendances du service général. 

« Lorsque l'effectif moyen dépasse sensiblement le chiffre 
de cent détenus, le mode de construction ne peut plus être 
uussi si mple et au ssi éeunomique. 

" Les prisons de cent à deux cents détenus comportent, au 













moins, deux ailes ou galeries venant aboutir à un point 
central situe entre iesdîies ailes et le bâtiment d J adminis¬ 


tration. 

« Le nombre des ailes rayonnant vers le point centrai doit 
être augmente en proportion du chiffre de la population, dans 
les plus grandes prisons, c'est-à-dire celles où l'effectif moyeu 
est déplus de deux cents détenus. 

" Tous les corps de bâtiments formant ailes doivent, autant 
que possible, être coupes à angle droit ou diminués de 
largeur au point d'intersection, afin de ne pas mettre obstacle 
à l'aération des locaux situés à l'entrée des galeries, 

« Dans les grandes prisons, où. le nombre des agents permet 
de placer ailleurs qu'au bout de ta galerie le poste de surveil¬ 
lance, les préaux des hommes pourront être établis sur un 
autre point de l'établissement, mais à la condition d'éviter 
tout moyen de communication avec les cellules. 


» 3. Quartier des femmes, 

" Dans les prisons ou il nV a pas une aile spéciale pour 
le quartier des femmes, les cellules dudit quartier seront 
disposées de façon qu'aucune communication ne puisse s'éta¬ 
blir entre les deux sexes. 

" 1 n escalier spécial, fermé par une porte donnant aussi 
près que possible du bâtiment d'administration, sera la seule 
voie d'accès à tout quartier de femmes qui n'aura pu être isolé 
dans un corps de bâtiment spécial. 


« 4. Mur d’enceinte et chemin de ronde. 


« La prison doit être ceinte d'un mur de fi mètres d'éléva- 
tion., complètement isolé de tout bâtiment, soit de l'intérieur, 
soit de l'extérieur, et entourée d'un chemin de ronde non 
interrompu, ayant 4 mètres de largeur au minimum. 

» Les encoignures des murs doivent être arrondies. Ou ne 
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placera sur aucune partie des murs d'enceinte ni larmier ni 
chaperon, Aucune annexe de nature à favoriser les évasions 
ne devra être adossée aux murs d'enceinte» Enfin* des précau¬ 
tions conçues dans le même ordre d'idées seront prises tou¬ 
chant, les tuyaux de descente des eaux pluviales et tous autres 
objets en saillie sur les bâtiments* comme aussi* s'il y a lieu* 
en ce qui concerne ia fermeture des bouches et tuyaux 
d'égout. 


» 5. Porte ci cour d? entrée. 

h 11 ne doit y avoir qu'une seule porte d'entree dans le mur 
de ronde. Cette porte sera à panneaux pleins avec serrure à 
l'intérieur* 

n Suivant l'importance de rétablissement* on disposera, à 
l'entrée, une cour assez grande pour laisser circuler les 
voitures cellulaires on autres. 

« U, AdfuiuîMmiffju. — Greffe* 

» Les services administratifs exigent, suivant l'Importance 
et la situation de l'établissement, un certain nombre de 
locaux qui doivent être isolés aussi efficacement que possible 
de la prison proprement dite* savoir : 

» 1° Un logement pour le gardien-chef* et, s'il y a lieu, 
dans les grandes prisons* un appartement pour le directeur; 

« Un logement pour le gardien-portier, et, si besoin est, 
un corps de garde; 

« d» Un greffe, plus* le cas échéant, un cabinet pour le 
directeur ; la pièce destinée au greffe peut servir aussi de lieu 
de dépôt pour les livres de la bibliothèque; si rétablissement 
est d'une assez grande importance (effectif moyen de cin¬ 
quante détenus environ), il y aura, à proximité du greffe, de 
petites cellules d'attente pour les arrivants; 

» f* Une salle pour la commission de surveillance; 












h 5° Dans les prisons où reffectif moyen du quartier d n !? 
femmes est de plus de dix détenues, un logement pour les 
sœurs chargées de la surveillance dudit quartier. 

» Ce logement pourra être placé dans une partie du bâti- 
ment d'administration; mais il sera situé de façon que 
l'entrée soit toujours, du coté de la détention, à proximité de 
la partie de galerie ou du corps de bâtiment destiné aux 
femmes. 

n 7 . Services mtênears. 

* BUREAU DU U A R DI Bïf* C IÏE.F. — POSTES Ëf CHAMBRES DE GARDIENS. 

» Dans les plus petites prisons, le greffe sert en meme temps 
de bureau pour le gardien-chef, La chambre de surveillance 
du gardien est alors placée a proximité, en un point prenant 
vue sur l'ensemble de la galerie. 

" Dans les établissements d'une plus grande importance 
impliquant la création d'un rond-point central, le bureau du 
gardien-chef y sera installé dans une rotonde vitrée. 

« Dans ces mêmes établissements, le poste des gardiens 
sera placé à l'entrée des galeries. 


n 8. Sa. Ue pour les a coca la el 


le jupe <f ntstnt.dwH. 


** Il y aura, soit au rond-point, soit a proximité du bureau 
du gardien-chef, soit à l'entrée des galeries, mais toujours à 
l'intérieur de la détention : 

» 1" Une pièce servant de parloir pour les avocats ; 

« Une salle pour le juge d'instruction. 
h Dans les petites prisons, une même pièce pourra être 
affectée h cette double destination. 


« 1b Parlai ru. 


» Les parloirs seront placés â l'entrée de chaque galerie ou 
groupes à proximité du poste central. 











« Ils se composeront de cases ou cellules affectées, les unes 
aux détenus, les autres aux visiteurs, L'espace entre les cel¬ 
lules sera séparé pat des grillages, placés à la distance 
de O,s0 au moins, garnis en fil de fer solide à mailles serrées. 

n Des couloirs longeant chacune des séries de loges servi’ 
ront, Tun aux mouvements des détenus, l'autre (celui qui est 
placé do côté de l'entrée du bâti me ut de la détention) à 
rentrée et à la sortie des visiteurs* 

a La disposition de ces parloirs devra être telle qu'elle 
rende facile la surveillance, aussi bien que la communication 
des détenus avec leurs visiteurs* 


? 

» 10* Culte, ~ Ecole, 


m La chapelle doit être entièrement indépendante des autres 
services de la prison* Elle sera placée, suivant l'importance 
de rétablissement, soit dans un corps de bâtiment spécial, 
soit au rond-point central, au-dessus du poste desurveillance» 
soit encore, dans les petites prisons, dans un local faisant 
corps avec le bâtiment d'administration et aboutissant à 
l'entrée des balcons longeant les cellules* 


» Dans le cas où la chapelle serait établie au rond-point 
central, le sanctuaire devra être séparé des galeries du cellu¬ 
laire au moyen de cloisons vitrées* 


» 


L'espace 


affecté aux détenus sera divisé eu stalles indivi¬ 


duelles. 


" Ces stalles ou cases seront établies en menuiserie. Elles 
auront au minimum 2 mètres do haut sur 0“,6U de large 
et 0m,S0 de profondeur* On les disposera de façon que les 
détenus puissent porter leurs regards sur l'autel sans se voir 
entre eux* 

« il convient mieux, si l'espace le permet, de séparer deux 
rangées de stalles par un couloir qui Les dessert â droite et à 
gauche, de manière à pouvoir faire sortir au besoin un détenu 
de sa stalle sans déranger les autres détenus. 
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" Ihins les prisons à plan rayonnant, les stalles seront bien 
placées dans les angles fermés par l'écartement des ailes* 

* 1 ne place suffisante sera réservée pour mettre sur la 
plate-forme qui reçoit Faute! quelques prie-Dieu à Dusage des 
employés du service administratif de la prison. Il importe 
aussi de réserver des places pour les surveillants* 

" Une partie de la chapelle sera utilisée, soit pour des confé¬ 
rences morales et instructives, soit pour l'enseignement 
scolaire* 

t* IL BHAtolhèque. 

t* Lorsque la odilection de livres de lecture a Dusage des 
détenus nécessitera l'emploi d'un local spécial, il sera fait 
choix pour cette destination d'une pièce située à proximité du 
rond-point et de la chapelle. 


« IL Services économiques. — Cellules bain*. Ctdsim, 


» Les cellules de bains seront placées soit au rez-de-chaussée, 
soit dans le sous-sol, de façon que Ton puisse utiliser le calo¬ 
rique du fourneau de la cuisine* 

» Dans les prisons d/une certaine importance, on placera la 
cuisine, la salle d'épluchage et autres dépendances du service 
des vivres de cuisine, dans les parties de la détention qui 
communiquent le plus facilement avec les cours de service, 
en ayant soin, en même temps, de ne pas trop s'éloigner du 
poste central de surveillance, 

» Dans le cas prévu par le paragraphe 5 de l'article <i, ces 
services devront être établis dans les dépendances du quartier 
des femmes. 


» Dans tous les cas, il devra être pris des dispositions ayant 
pour objet de faciliter le transport des vi vres de cuisine dans 
les cellules par l'emploi de treuils d'ascension et de chariots. 
\\ importe aussi d'assurer une ventilation suffisant-: de ht 
cuisine. 


k 
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» 13. Boulangerie. *—Magasins d’approvisîounement . — 

h Les plus grands établissements comprennent, outre ce 
qui vient d'être mentionné : 

u 1° Une boulangerie et des magasins à farine; 

« 2" Des magasins généraux d'approvisionnement et un 
bureau pour rentrepreneur* 

* Le tout formant un corps de bâtiment spécial qui sera suffi¬ 
samment isolé de la détention proprement dite, pour qu'il 
soit possible, au besoin, à 3 y employer des ouvriers libres. 

u Ils comprennent également une buanderie, placée dans 
les dépendances du quartier des femmes. 


« 14 . Lingerie, — Vestiaire, 

a Dans les petites prisons, les magasins de lingerie, de 
vestiaire, le dépôt de linge sale et la chambre de désinfection 
peuvent être installés au deuxième étage du bâtiment d'admi¬ 
nistration. 

a Dans les prisons qui comportent la création de locaux 
spéciaux pour les services économiques, la lingerie et les 
autres services ci-dessus mentionnés seront placés dans lesdits 
bâtiments spéciaux, à proximité de la buanderie, 

ts 15 . Cellules. 

* A t DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 

- 1 ° Cellules de valides. 

" Les cellules de valides devront réunir les conditions 
suivantes : 

» lu Leur dimension mînima sera de 4 mètres de longueur, 
£ m ,50 de largeur, 3 mètres de hauteur, soit une capacité de 
30 mètres cubes d'air. 


4 











« 2° Les mors de séparation seront établis de façon à empê¬ 
cher Les communications d'une cellule à l'autre. 

« 3° Elles seront ventilées, chauffées, éclairées* munies d'un 
appareil d’aisances et pourvues de la quantité d'eau néces¬ 
saire aux détenus tant pour la boisson que pour les soins Lie 
propreté, suivant ce qui sera dit plus loin. 

tt 4° Des dispositions seront prises pour que le détenu puisse, 
la nuit comme le jour, avertir le gardien de service, et pour 
qu'une surveillance puisse être exercée h l'intérieur Lie îu 
cellule, sans que le prisonnier s'en aperçoive. 


- 2 1 Col fuie .k tfe malades. 


«On devra réserver pour le traitement des détenus malades 
un nombre de cellules dont la proportion, par rapport h 
l'effectif, sera d'environ 5 p, sans qu'il y en ait cependant 
moins d'une pour chaque sexe. 

« Les cellules d'infirmerie seront plus spacieuses que les 
cellules ordinaires ; leur capacité sera de 40 à 45 mètres cubes. 

« T/accès de ces cellules sera tel qu'on puisse en approcher 
avec une civière. 

a On aura soin de les placer, autant que possible, à l'exposi¬ 
tion la plus convenable, et, dans les grandes prisons, de les 
grouper isolément sur un même point, de manière à former 
un quartier spécial. 

a Dans ces derniers établissements, une cellule sera réservée 
pour la visite du médecin. 


* 3 " Cellules rte punition. 


a Les cellules de punition seront situées et disposées, autant 
que possible, de manière que les détenus ne puissent s'y faire 
entendre des autres prisonniers. Elles seront fermées par 
deux portes, à 1 mètre environ de distance l’une de l'autre ; la 
porte intérieure sera munie d'un guichet de distribution t j t 








d'un regard de surveillance. La fenêtre aéra garnie d'un volet 
mobile, permettant de rendre h volonté la cellule complète¬ 
ment obscure. 

tt La proportion desdites cellules devra être de 2 p, % de la 
population ; toutefois, il y en aura toujours une pour chaque 
sexe dans chaque prison, si peu importante qu'elle soit. 


if -j 1 Cellnhs d* observation, 

n Les cellules contigués aux chambres de surveillance seront 
employées de préférence comme cellules d'observation, et, a 
eet effet, un guichet sera ménagé dans le mur de séparation. 
Elles pourront être d'une dimension double, de manière à 
contenir au besoin deux personnes. 


» / ï, AMÉNAGEMENT I NTÉRlEUIt UÏS CELLE!LES, 

- 1 i ft Cethfif» de valide.*. 


" Pour l'aménagement intérieur des cellules de valides, on 
suivra les prescriptions ci-après : 

* La porte s'ouvrira vers l'extérieur des cellules; elle sera 
ferrée de manière qu'elle puisse se rabattre complètement sur 
le mur de la galerie et n'aura jamais moins de 2, mètres de 
1 î au t sur? 5 ce n 1.1 m ètr es de large, 

4 

« Elle sera percée d'un guichet de distribution, doublé à 
l'intérieur, en zinc fort ou en tôle galvanisée, placé à environ 
l iIl ,30 du sol, ayant 16 centimètres de hauteur sur 20 centimè¬ 
tres de largeur, et se rabattant sur Taxe inférieur de manière 
à former tablette à l'extérieur. 

» Un regard de surveillance sera ménagé au-dessus du 
guichet de distribution; il sera clos par un verre ou une toile 
métallique à mailles claires, et garni d'un obturateur se 
manoeuvrant du dehors. 

» La serrure devra être munie d'un cran d'arrêt pour empê- 
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cher le détenu de fermer la porte après que le gardien csi 
entré dans la cellule, 

" Toutes les serrures des cellules devront Couvrir à l‘aid^ 
d'une même clef; le quartier des femmes aura su serrure 
particulière * 


« 2* La fenêtre vitrée, en verre cannelé ou strié, sera phuve 
de façon que le détenu ait le plus de jour et d'air possible, 
sans qu'il puisse regarder ni à l'intérieur des cours et préaux, 


ni a l'extérieur de la prison. Elle sera établie a 


2 mètres au 


moins du sol et aura l»y~0 de largeur sur 70 centimètres de 
hauteur environ. Son mécanisme sera combiné de manière 


qu'elle puisse s'ouvrir eu entier. La manœuvre en pourra être 
faite par le détenu, 

** A l’extérieur, la fenêtre sera garnie de forts barreaux de 
fer solidement encastrés. Ces barreaux seront placés dans le 
sens vertical et renforcés par un autre barreau placé horizon¬ 
talement; l'écartement entre les barreaux verticaux no dépas¬ 
sera pas 8 à 10 centimètres. 

■tt 3<j 11 y aura dans chaque cellule un appareil de sonnerie, 
permettant au détenu d'appeler le gardien; eu même temps 
que cet appareil mettra en mouvement un timbre commun a 
tout un quartier de la prison» il fera sortir du mur extérieur 
de la cellule une plaque servant de signal, 

« 4“ Le mobilier se composera d’un lit, d'une tablette, d’un 
siège à dossier et d'une étagère, 

» Le lit sera fixé au mur et du modèle conforme à celui 
adopté par l'administration, 

« La tablette formant table sera également fixée au mur, 
mais disposée de manière h pouvoir se relever; elle aura au 
minimum GO centimètres sur 50 centimètres; la face posté* 


rieure sera peinte en noir, de façon à servir de tableau poul¬ 
ies exercices d'écriture et de calcul. 

n Le siège à dossier sera placé à proximité de la table et 


retenu par une chaîne. 

L'étagère sera placée près de la porte, à environ 


U 









du aol, soit dans un angle de la cellule, soit sur un des côtés 
du mur intérieur, et sera toujours de petite dimension. Elle se 
composera de deux tablettes ■ 

» Sous la tablette inférieure on fixera trois têtes de porte¬ 
manteaux, assez faibles pour ne pas permettre le suicide par 
suspension* 


j 2 Cellule J de mata des. 


» Le mobilier des cellules d'infirmerie se composera d’un 
lit en 1er, d'une table mobile et d'une chaise-fauteuil, Le 
cordon de tirage pour le signal d'appel sera placé à portée du 
Ut du malade. 


3 k Cellules de punition. 

» Le lit ordinaire, dans les cellules de punition, sera rem¬ 
placé par un lit de earap eti bois, solidement tixé dans un des 
angles de la cellule. Le vase mobile sera renfermé dans une 
caisse fixe en bois s'ouvrant sur le couloir. 


« 16. Chauffage, 

" Il sera pourvu au chauffage des cellules de manière que 
la température soit au minimum de 16 degrés, quelle que soit 
la température extérieure. 

« Ce minimum sera de 15 degrés pour les cellules de 
malades. 

* Dans les grandes prisons, le chauffage se fera au moyen 
de calorifères, soit à eau chaude, soit à vapeur, de préférence 
aux calorifères à air chaud. Les tuyaux seront placés au- 
dessus du sol des cellules et renfermés dans une caisse en tùle 
perforée, et à face mobile, de manière à rendre les réparations 
plus faciles. Ils seront disposés (le façon à empêcher les com¬ 
munications des détenus de cellule à cellule. 












« À l’une des extrémités de U caisse renfermant les tuyaux, 
sera pratiquée une ventouse par laquelle la chaleur pénétrera 
dans la cellule, et a nette ventouse correspondra une ouver¬ 
ture ménagée dans Je mur extérieur pour l'introduction de 
l'air pur; le dessus de la caisse devra être aussi incliné que 
possible, 

u Dans les petites et même dans les moyennes prisons, on 
devra s'attacher au procédé le plus simple et le moins coûteux, 
eu égard à 3a destination de la prison, aux facilités plus ou 
moins grandes qu'offrira la disposition des lieux et au climat 
de la contrée dans laquelle rétablissement sera construit» Les 
architectes ne devront pas perdre de vue que souvent il ne 
sera néccssaîre de c3 1 auifer qu'un très-pcfit no ni bre cie c cl 1 1 ,iles, 
T,es dispositions qui précèdent n'excluent pas l’étude du chauf¬ 
fage par le gaz. 


« 3 7, Ventilation. 

« Là ou, indépendamment de la- ventilation naturelle s'opé¬ 
rant par l'ouverture de la fenêtre, il sera nécessaire de 
recourir à la ventilation artificielle, on s'efforcera de Vavoir 
aussi active, mais aussi économique que possible. Peur les 
grandes prisons chauffées par des calorifères, on croit devoir 
recommander les indications qui suivent : 

» La ventilation est combinée avec le chauffage, de manière 
à pourvoir les cellules d'air froid ou chaud, suivant la saison. 
Elle s'opère au moyen de deux conduits, dont l'un sert à 
l'introduction de Pair pur, et Vautre à l'extraction de l'air 
vicié* Ce dernier conduit est établi dans l'épaisseur du mur, 
du côté opposé à celui par lequel entrent l'air et la chaleur. 
11 est muni de deux orifices à registre, l'nu au niveau du soi 
de la cellule, Vautre a la naissance de la route, et il aboutit, 
it son extrémité supérieure, dans un collecteur horizontal situé 
sous les combles et débouchant lui-meme dans une cheminée 
verticale, que traverse le conduit de fumée du calorifère, 





tt 


1 S. Éclairo(je. 

a La prison sera éclairée dans toutes ses parties, suivant les 
b esoi ns d u s er v i e e des u r vei U a n e e, e t de tel le sorte a us s i q u e 
chaque détenu puisse travailler le soir dans sa cellule* 

« L'éclairage sera au gaz, dans toutes les localités pourvues 
d'une usine* Les conduites seront placées dans la galerie de 
surveillance de chaque aile, et resteront à jour. On prendra, 
toutefois, b 'S précautions nécessaires pour que les détenus ne 
puissent les détériorer* 

« Il y aura, dans chaque cellule, un bec à découvert, à l'ex¬ 
trémité d'une tige à genouillère, au-dessus de la table. 

« Un robinet sera placé dans la galerie prés de Laporte ; un 
second robinet, à r usage du détenu, sera placé clans l'intérieur. 

** L'éclairage des galeries sera distinct de celui des cellules. 


u 10 , Dut r ibu t ion (V ta u . 


** IL sera pourvu aux moyens d'approvisionner la prison de 
La quantité d'eau nécessaire pour les divers services, suivant 
les ressources des localités, et toujours aussi largement que 
possible* 


« Da ns t o u tes 1 es villes possé da nt u t t systè m e de distribution, 
on devra l'utiliser pour amener l'eau à la prison et dans les 
cellules, qui seront, munies de petites cuvettes fixes en fonte 
émaillée, devant servir aux soins de propreté. L'évacuation 
de beau se fera au moyen d'un tuyau muni d'un clapet, et 
débouchant dans le système d'égouts de la prison. 

« Là ou il n'y aura pas de système de distribution, et où la 
prison sera de peu d'importance, 11 suffira de faire usage de 
brocs mobiles. 


» - 1 d Appa relis (F a i$« nées . — / ? (lange, 

» Il y aura, dans chaque cellule, un vase mobile, conforme 
au modèle qui aéra adopté par l'Administration, ft sera placé 









près de la porte, dans une niche ventilée au moyen d'un petit 
tuyau d'aération qui se reliera, s'il y a lieu, au système de 
ventilation de la prison. 

» Dans les établissements d'une certaine importance, si les 
vases ne sont pas transportés et vidés hors de la détention, on 
disposera pour la vidange, â tous les étages, dans un cabinet 
situé à l'extrémité de la galerie, un évier à fermeture hydrau¬ 
lique* Les parois de ce cabinet devront être revêtues de 
matériaux émaillés ou imperméables, pouvant être facilement 
entretenus dans un état constant de propreté; le sol en sera 
également rendu imperméable; une forte ventilation y sera 
pratiquée ; les matières tomberont par cet évier dans un 
égoût communiquant avec celui de la ville, ou avec une fosse 
située à l'extérieur de la détention. Ce système n'exclut pas 
celui des sièges fixes communiquant, au moyen de tuyaux de 
chute, avec la fosse ou avec le collecteur de la prison, là où il 
sera préférable d'en établir* 

* 21, Préaux . 

» Les préaux seront en nombre proportionné h l'importance 
de la prison, de telle sorte que chaque détenu ait au moins 
une heure de promenade par jour* Ils seront disposés par 
groupes en forme de roue ou d'éventail* 

ft Leurs dimensions seront de H h 12 mètres environ de lon¬ 
gueur, et de 5 mètres de largeur à l'extrémité* 

» Au centre de chaque groupe de promenoirs, on ménagera 
un observatoire pour le poste de surveillance (sauf ce qui a 
été dit plus haut, pour les petites prisons, où les préaux 
pourront être surveillés de l'intérieur). I .e sol de ce poste devra 
être élevé d'environ 50 à 00 centimètres au-dessus de celui des 
préaux* Les portes des préaux s'ouvriront sur l'observatoire ; 
elles seront pleines, avec guichet desurveillance ou a volets 
mobiles. 

» L'extrémité de chaque préau sera fermée par une grille; 
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au-dessus de cette grille, on disposera, pour les mauvais 
temps, un auvent dont la pente sera dirigée vers l'extérieur. 
Le sol des préaux devra avoir une inclinaison suffisante pour 
faciliter l'écoulement des eaux pluviales, 

*t La hauteur des murs de séparation des préaux sera de 
3 mètres, au minimum* 

it Pour chaque groupe de préaux, on établira un cabinet 
d'aisances, à proximité de l'observatoire. 

« Dans les grandes prisons, il y aura des préaux spéciaux 
pour les malades. Ces préaux, de dimensions plus vastes, 
seront annexés au quartier de l'infirmerie* Ils devront être 
plantés. 

w 22. Indications diverses. 

u L'architecte disposera une portion des combles do la 
prison de telle sorte, qu'en cas d'urgence ou d'excédant acci¬ 
dentel de la population, on puisse immédiatement y trouver 
une ou deux salles communes, suivant les besoins. 

« Outre ce qui a été dit plus haut, le sous-sol des bâti¬ 
ments sera utilisé pour les calorifères et les magasins de 
combustibles qui s'y rattachent* On pourra aussi y installer 
quelques cellules de travail, plus grandes que les cellules 
ordinaires, pour les industries exigeant une atmosphère plus 
fraîche ou un espace plus étendu {tissage, forge, serrurerie, 
menuiserie, etc,), 

« Les fondements et les parties inférieures des bâtiments 
devront être faits de façon à prémunir le rez-de-chaussée 
complètement, contre l'humidité du sol. Le rez-de-chaussée, 
en général, devra être élevé, au-dessus du sol extérieur, de 
1 mètre au minimum, au moyen de matériaux réfractaires a 
l'humidité. 

« Le sol des cellules sera on matière dure, ou planchëié, 
suivant les ressources des localités* Les cellules d'infirmerie 
seront toujours planchéices* 


V 






Les murs seront soigneusement peints à Limite, avec ou 
sans enduit ; les plafonds seront badigeonnés à la chaux. 

« Il conviendra, autant que possible, (remployer des maté¬ 
riaux incombustibles, pour l'ensemble des constructions» 

« L es es c al i e rs de v ro i it é t r e d i s p os es eu sailli e h 1 J e x t r é mité 
des galeries, de préférence aux escaliers en cage, do façon à 
prendre moins déplacé; pour les marches, on recommande 
remploi de la fonte striée, avec le nez en bois. 

» La largeur des galeries du cellulaire devra être de 5 mètres 
au minimum ; celle des balcons desservant les cellules, 
d e 0 m , 00 ei i1 re le mu r e 11 e e à té in t é ri eu r r I e I i i bal us t r a d e * 

» Les balustrades ne devront pas avoir moins de lm,3Q de 
hauteur, et elles devront être établies de façon qu’un homme 
ne puisse pas passer au travers. 

» Les tuyaux pour la conduite des eaux, du gaæ, des 
matières fécales, etc., seront toujours à découvert, ali ci qufou 
puisse les réparer sans difficulté ni sans grande dépense. 

» Tl sera établi au moins un ascenseur, ou monte-charge, 
par galerie. 

« Les constructions devront toutes être exécutées avec 
simplicité et économie ; par conséquent, l’architecte devra 
s’abstenir entièrement de tout ce qui n’est qufornement, et ne 
pas perdre de vue que ce n’est pas un monument d’art qu’il 
édifie ; mais il aura soin de satisfaire à tontes les données 
nécessaires quant à la solidité, la sûreté, l'isolement, les 
chances d’incendie, les tentatives d’évasion ou de suicide. 

" 23. üfode de présentation projeta. 

» 1/architecte devra joindre a tout, projet de construction de 
nouvelles prisons : 

n ]o Un plan général des lieux à l’échelle de ! millimètre 
pour mètre, indiquant la masse dis constructions projetées, 
avec les abords du terrain sur lequel elles doivent être éta¬ 
bli es ; c e plan devra toujours è t re ac c o m pagne de c o u \ i e s 
permettant de bien apprécier le relief du sol ; 
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« Les plans des fondements et ceux des divers étages, h 
l'échelle de 5 millimètres pour mètre; 

« o° Les coupes longitudinales et transversales, ainsi que 
les élévations des façades sur la même échelle ; 

« b> Les dessins, à l'échelle de 5 centimètres pour mètre, 
des principaux détails des constructions, et de ceux d'aména¬ 
gement des cellules. 


u 5° Un mémoire explicatif des vues et considérations qui 

«p + 

auront détermine l’adoption du projet dans son ensemble» et 
des dispositions de détail proposées par l'architecte ; 

« !> Un devis descriptif des ouvrages à exécuter, indiquant 
les conditions et les procédés d’exécution, la nature, la qualité 
des matériaux, et toutes les données nécessaires à l'apprécia¬ 


tion des ouvrages. 


« 7*> Un métré et un devis estimatif de ces ouvrages, 
rédigé par corps de bâtiment ; 

** S ü l u cahier des charges, et un modèle de soumission de 
l'entreprise, 

4 

« Toutefois, afin de faciliter le travail et d’abréger le temps 
nécessaire à l'étude complète du projet, T architecte aura la 
faculté de soumettre à l'administration supérieure une 
esquisse ou avant-projet composé : 

» Du plan de masse indiqué ci-dessus, sous le u° 1 ; 

« Des plans des divers étages, à l'échelle seulement de 
2 millimètres et demi pour mètre* 

» Lorsque cet avant-projet aura reçu l'approbation ministé¬ 
rielle, l’architecte devra produire, en double expédition, 
toutes les pièces, relatées ci-dessus, des numéros 1 à S, J ,es plans 


seront établis sur toile à calquer, il fera toutes les corrections 
qui auront pu être reconnues nécessaires, jusqu’à ce que son 


projet ait reçu une approbation définitive. Alors, un exem¬ 
plaire devra en être déposé dans les bureaux de la préfecture 
du département; un autre restera à Paris, dans les archives 
du Ministère, Ces plans seront réunis dans des albums spé¬ 
ciaux, préparés à cet effet pour le contrôle que l'admïnistra- 
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tion pénitentiaire doit exercer, en vertu de la loi, pendant 
l'exécution des travaux. 

« La décision du Ministre, sur les avant-projets et les plans 
définitifs, sera prise après avis du Conseil de L'inspection 
générale des prisons. 


-* IL 

» TRANSFORMATION Oü APPROPRIATION DES PRISONS EXISTANTES* 

« Les projets de transformation et d'appropriation des 
prisons départementales actuelles au régi nie de l'emprisonne¬ 
ment individuel devront satisfaire, autant que possible, aux 
prescriptions du présent programme* A part celles de ces 
prescriptions qui, ayant en vue la séparation individuelle des 
détenus, sont strictement obligatoires, les détails d'organi¬ 
sation intérieure, tels que le chauffage, l'éclairage, la ven¬ 
tilation, la distribution d'eau, etc., seront réglés, ainsi 
que la disposition de la chapelle et des préaux, dans les 
meilleures conditions possibles, eu égard à l'état de choses 
iéjà existant, à la destination de la prison et aux ressources 
financières qui pourront être affectées auxdits projets de 
transformation ou d'appropriation. Les projets seront pré¬ 
sentés dans la forme prescrite pour les constructions nou¬ 
velles, 

" Vu pour être annexé à notre arrêté en date de ce jour. 

» Paris, le *7 juillet 1S77, 

a Le Ministre de L Intérieur, 
a Pour le Ministre ; 

*> Le Sous-Secrétaire d'Etat, 

n L°n HeilLE. ** 

Nous donnons ci-après des extraits des plans relatifs a cet 
objet; les plans originaux sont dressés par MM. les archi¬ 
tectes E, Vaudremer et A, Normand (pi. VIIL à XV 111). 
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13* Prison de la Santé à Paris. 


I^examen des plans de la maison d'arrêt et de correction 
de lu Santé, à Paris, nous a donné Piclée de visiter cette vaste 
prison construite pour 1,000 à 1,500 détenus dont 500, soumis 
au régime cellulaire et 500, environ, au régime en commun. 

IL Vaudremcr, architecte de ce bel établissement, a eu 


la courtoisie de nous faire parvenir un exemplaire des 
plans de son œuvre. À Laide de ces documents et des notes 
prises sur place, il nous est permis de donner de F édifice, la 
description suivante : 


Bâtie en 1867, la prison de la Santé présente à l'extérieur 
et à l'intérieur une grande simplicité. La maçonnerie est 
presque entièrement en meulières au ciment très-dur et 
hydraulique, A l'extérieur, on n'aperçoit guère que les murs 
d'enceinte d'une grande élévation et aux faces desquels un 
fruit sensible a été donné, tant du côté extérieur que du côté 
intérieur. L'entrée du côté de la rue de la Sauté est d'un style 
simple et modeste» L'u portique d'une belle ordonnance frappe 
seul les regards (pb XIX). Il porte, ainsi que tous les monu¬ 
ments de Paris, la belle devise de la France républicaine ; 
Liberté, Égalité, Fraternité. 

En ce qui concerne principalement la liberté } l'inscription 
doit paraître, aux malfaiteurs, d'une ironie quelque peu 
amère. Ce qui suit et la vue des plans prouvent, en effet, que 
se donner îa liberté ou prendre la clef des champs n'est pas 
chose bien facile aux détenus qui s'y trouvent logés* 

La planche XX donue une idée de l'architecture des bâti¬ 
ments de l'administration donnant sur la cour d'entrée. 


Voici la légende du plan XXI du rez-de-chaussée : 
1. Porte d'entrée* 

5* Premier guichet, 

3* Cour* 

4. Salle d'attente* 





















5* Passage. 

6. Corps de garde pour 50 hommes, 

7, Chambre de Y officier. 

8* Deuxième guichet. 

0. Escalier communiquant en sous-sol au quartier des 
condamnés* 

10* Escalier descendant au parloir des condamnés. 

11. Cabinet pour la visite corporelle à rentrée. 

12* Dépôt pour la literie des gardiens, 

13. Salle de communication du prêtre avec les détenus, 

14* Cabinet de MM, les juges destruction et commissaires 
de police, 

15, Greffe et avant-greffe, 

10. Cabinet du directeur. 

17, Dépôt cellulaire pour les prévenus arrivants, 

18, Dé p ôt co m ni u n p ou r 1 e s c oï i da mu é s a r r i v a lit s* 

19* Cabinets d'aisances. 

20, Escaliers de logements, 

21* Cuisine, 

22, Dépendances de la cuisine : boucherie, paneterie, etc, 
23* Trappe pour le transport des aliments, 

2 k Escalier descendant aux caves et magasins. 

25. Magasin pour le mobilier, vestiaire, etc* 

26* Remise, 

27. Salle des morts* 

2S. Salle pour la soufrerîe. 

29. Passage couvert, conduisant au quartier des prévenus, 

30. Guichet «rentrée* 

31* Cantine* 

32. Parloir pour les avocats. 

33. Vestiaire. 

34. Parloir cellulaire. 

35. Guichet central avec autel au-dessus. 

36. Cellules des prévenus. 

37. Escalier desservant par un balcon les étages supérieurs* 















SS, Trappe communiquant, pour le montage des aliments, 
aux divers étages* 

39* Entrée pour l'enlèvement des appareils des fosses 
mobiles* 


40. Préau avec guichet de surveillance et cabinets d’ai¬ 
sances. 


i l p Grand escalier de communication entre ^administration 


et le quartier des condamnés* 

42* Grand vestibule du quartier des condamnés, et servant 
de nef au moment des Offices* 

43* Escalier des tribunes* 


44. Escalier de l'infirmerie située aux étages supérieurs. 

45. Ascenseur pour les aliments* 

46. Salle de bains des condamnés. 


47. Vestiaire* 


4S. Dépôt, 

49* Guichet d'entrée, quartier des condamnés* 

50. Escalier de service* 

51* Salle pour le culte Israélite, 

52* Cabinet du barbier, 

53* Fourneaux et réservoirs des bains, 

54. Dépôt de la literie du guichet* 

55. Oratoire protestant, 

56. Bibliothèque. 

57* Escalier desservant le quartier des condamnés* 
5 8. 1 té f e c toi r ech au ffo;i r, pr om en o i r. 

59. Vestibule. 

60, Cantine. 

61* Guichet d’angle pour la surveillance. 

62, Cabinets d’aisances. 


63, Latrines* 


64. Escalier communiquant aux dortoirs cellulaires 
65* Communication couverte* 

66, Vasque avec robinet. 

67. Ateliers, 


















68, Trappes communiquant avec les caves des ateliers. 
G9. Préaux découverts. 


La planche XXII donne le plan du premier étage. Bans la 
cuisine, se trouve un appareil de cuisson, à la vapeur, pour les 
aliments. Cet appareil, du système que nous avons vu figurera 
l'Exposition d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles, en 1870, 
a dû, pour des raisons économiques, être mis hors d'usage. 
Les loges pour bains, au nombre de douze, sont disposées 
au rez-de-chaussée; soixante à quatre-vingts bains y sont pris 
par jour. 

Un autel pour le culte catholique se trouve disposé au- 
dessus de l'observatoire central de la section cellulaire. 


II n'y a pas de stalles de chapelle, liais la porte de chacune 
des cellules de cette section est disposée de manière à pouvoir 
être entre-bàiîlée et fixée pour une ouverture de ; ce qui 
permet an détenu, en se tenant dans l'embrasure de la porte, 
de voir le prêtre officiant 

Le dispositi f intérieur des cellules est à peu do chose près, 
celui du modèle exposé dans le pavillon du Ministère de 
l'Intérieur. Nous en avons donné la description précédemment. 
U y a, toutefois, quelque différence dans le service de la 
vidange, Ue service comprend, dans chacune des cellules, un 
siège fixe, dont le produit se rend en sous-sol, par des conduits 
spéciaux, ou la matière est reçue dans des séries de tonneaux 
séparateurs, généralement en usage et prescrits par ordon¬ 
nance préfectorale dans l'agglomération parisienne. Les 
locaux en sous-sol où sont disposés ces tonneaux n'ont 
aucune communication avec le cellulaire et le service, et 


Benlèveinent de ces tonneaux s'effectue par une entrée spé¬ 
ciale, placée à l'extrémité de chacune des ailes. 

Dans chaque porte des cellules est un guichet de 28 centi¬ 
mètres de largeur, sur lo centimètres de hauteur dont la 


manœuvre s'opère au moyen 


d'une charnière verticale, à coté 


do ce guichet, se trouve on petit espion pratiqué dans l'épais¬ 


seur de la porte. 














FAR1S NOUVELLE MAiSON DARRÊT ET DE CORRECTION 
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A la. section en commun. les cellules occupées la nuit, seu¬ 
lement, sont moins spacieuses qu'à la section du régime 
cellulaire. Elles ont 3™,:2G de long, i™,70 de large et 3 mètres 
de haut. La largeur des galeries de la section en commun 
est de 8*, 60. 

Au-dessus des portes des cellules et au-dessous des balcons, 
sont pratiquées de grandes ouvertures grillées* 

La section en commun comprend une infirmerie de Si lits 
dont 41 destinés il recevoir les détenus gravement malades, 
des autres prisons de Paris, et 40 aux malades de Rétablisse¬ 
ment. 

Les appareils de chauffage et de ventilation ont été installés 
par _vL l'ingénieur Jules Grouvelle. Ils s'étendent : 

1'Au batiment d'administration renfermant les bureaux, 
les parloirs, la lingerie, les salles d'attende des détenus ; 

2 n Aux ailes cellulaires avec rond-point central ; 

3° A la chapelle et h l'infirmerie de la section en commun; 

4- Aux batiments pour les détenus travaillant en commun 
le jour, et isolés la nuit, dans des dortoirs cellulaires. 

La ventilation est obtenue au moyen de deux grandes 
cheminées d'appel, l'une pour la fumée, l'autre pour l'éva¬ 
cuation de l'air vicié; elles ont ô mètres de section chacune 
et 36 mètres de hauteur, à partir du niveau de la grille des 
foyers d'appel, et fonctionnent simultané ment ou séparément, 
suivant le besoin (pi. XXIII), 

Le système de ventilation de la section cellulaire est celui 
qui a été imaginé et installé à la prison de Mazas, par feu 
Grouvelle père (*), avec accroissement des sections et dimi¬ 
nution des vitesses de translation de l'air t L'ouverture des 
fenêtres est en toute saison a la disposition des détenus, sans 
qu'il y ait nécessité de fermer les sièges. 


(') Notice dé&criptivt «vc h-s devins exposés cri 1878 , par Jules Grouvelle. 
ingénieur, 
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Les autres parties de l’édifice sont ventilées de même, avec 
cette distinction importante que les cabinets d'aisance sont 
desservis par un canal spécial qui leur est exclusivement 
réservé et qui débouche dans le collecteur général. 

A la vitesse de 2 mètres, chaque cheminée peut débiter, 
par heure, 36,000 mètres cubes d'air; soit 60 mètres cubes 
d’aîr par détenu. Le cahier des charges demandait 30 mètres 
cubes, de sorte que la vitesse de 1 mètre par seconde, assure 
complètement, le service; doue pendant une grande partie de 
Fan née, le coût de la ventilation est nul, les foyers d’appel 
étant peu allumés ou ne l’étant point. 

Les bâtiments cellulaires, 3a chapelle, les ateliers, les 
réfectoires et les chauffeurs sont chauffés par des circulations 
d’eau chauffée par la vapeur avec adjonction de poêles verti¬ 
caux dans le sous-soL 


Les dortoirs cellulaires, les parloirs, la bibliothèque sont 
chauffés par la circulation de la vapeur* 

J 7 ad minist ru t ion et Y i n firr n cri e so nt c h au fl êe s p ar des p oê 1 c s 
à e au e t à v ap e u r co mb i n é s ou si m pl em en t p a r d es pool es à 
vapeur. Tous ces poêles sont en tôle et, en fonte, timbrés à la 
pression des générateurs* 

Les générateurs de vapeur son! au nombre île quatre, avec 
bouilleurs et réchauffeurs. lis sont timbrés à 4 atmos¬ 
phères, mais ils fonctionnent à une pression moindre* 

Des cylindres en tôle placés au-dessus des chaudières, 
reçoivent les retours de beau condensée, qui se répand ensuite 
dans ces chaudières, et les alimente, 


La dépense d’installation comprenant celle de l'infirmerie 
eu 1S74, et tous les travaux de maçonnerie, les cheminées, 
les t uvaux de chute en fonte des cellules, les fourneaux 


de la pharmacie et le chauffage des bains s’est élevée à 
3 lu francs par détenu, pour un personnel de 1,200 personnes. 
L’entretien, pour une période de quatorze années, coûte, en 
moyenne, annuellement, 1.21 \k °,V> du prix de l’installation. 
Quant à la dépensé du chauffage et de la ventilation, elle 































se monte par aimée, h $9 francs par détenu. Cette dépense 
fait 1 J objet d'une entreprise à forfait. 

Les plans de ce vaste établissement se trouvaient exposés 
dans le pavillon de la ville de Paris, 


H. Chauffage et ventilation de la prison de Nanterre, 

en construction. 

Notre séjourà Paris, pendant P Exposition, nous a permis 
d'étudier le système de chauffage et de ventilation, adopté 
pour la prison de Nanterre. 

Cette vaste construction s'élève dans une enceinte de douze 
hectares environ. Elle est destinée à une population de 
1,800 détenus de différentes catégories; la première catégorie 
comprend quatre pavillons : deux pour hommes, deux pour 
femmes; en ton! 100 détenus, ha seconde catégorie comprend 
six pavillons de dépôt d'hospitalité pour hommes et deux 
dépôts d'hospitalité pour femmes (hommes, 600; femmes, 200); 
la troisième catégorie comprend un pavillon d'hospitalité pour 
cinquante ménages, 

t 

Cette vaste enceinte comprend une chapelle pour le culte 
catholique et deux oratoires pour cultes divers; une infir¬ 
merie de trois cent trente-deux lits, un établissement de bains 
comprenant 42 baignoires et 3G bains de pieds ; un quartier 
de religieuses contenant 10 lits, et renfermant un oratoire, un 
jardin, etc.; enfin, deux pavillons pour dépôt des morts. 

La maison de répression de Nanterre est construite pour le 
service exclusif du département de la Seine, d'après les plans 
de M* l'architecte Herman, à la suite d'un concours où plus 
de dix-sept architectes distingués sont entrés en lice. 


La question du chauffage et de la ventilation d'un groupe 
de constructions répandues sur une étendue superficielle 



nécessairement considérable présentait de Grandes difficultés. 
Aussi, l'administration du Département de la Seine, préoc¬ 
cupée des données multiples du problème, ouvrit un con¬ 
cours entre les principaux constructeurs d'appareils de chauf¬ 
fage et de ventilation pour arriver à la meilleure solution 
possible. 

Un cainer des charges joint au programme du concours 
imposait l'obligation d'établir tous les appareils producteurs 
de chaleur nécessaires au chauffage et toute la force motrice 


destinée à effectuer l'aération 


des divers pavillons, dans une 


usine située à l'extrémité du plan, en dehors de l'enceinte du 
pénitencier, et ne devant communiquer avec lui que par les 
orifices strictement suffisants pour le passage des conduites 
ou tuyaux de transmission de chaleur ou de force motrice. 

De la sorte, certains locaux à desservir se trouvaient 
distants de hunique centre de production de chaleur ou de 
force motrice de près de 500m, et le cahier des charges indi¬ 
quait en outre, comme condition indispensable, que l'intensité 
du chauffage et de l'aération devaient pouvoir être réglés 
de l'usine, dont le personnel spécial devait être automati¬ 
quement prévenu de l'état du fonctionnement des appareils 
dans l'intérieur de la prison, sans avoir besoin d'entrer dans 
l'établissement lui-même. 


Four répondre aux conditions complexes de ce programme, 
divers projets furent présentés et une commission fut nommée 
par l’administration pour les examiner. 

Le rapport de cette commission, adopté à Funanimité, 
conclut en donnant la préférence au projet étudié par la 
maison Geneste, Hersclier et O et en chargeant cette maison 
d'exécuter le projet présenté par elle. 




* 
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L'emploi dt j la vapeur était naturellement indique 1 pour ht 
transport de la chaleur produite à rusine, jusqu'aux divers 

























bâtiments du pénitencier* La vapeur devait être non-seule¬ 
ment le véhicule du calorique, mais l'agent direct du 
cl i au if âge, 


C’est donc un chauffage à vapeur proprement dit, c'est-à- 
dire un chauffage direct de l’air des locaux par des surfaces 
chauffées par la vapeur qui caractérise, en première ligue, le 
projet présenté par MIL Geneste Herjcher et O. "Maïs si 
l'application de la vapeur au chauffage paraît simple et si elle 
devait nécessairement présenter, dans cette circonstance, un 


grand nombre d'avantages, ceux-ci ne pouvaient s’obtenir 
qu'au moyen d'un ensemble d’appareils dont remploi a pour 
but de rendre facile et pratique l'usage de la vapeur directe 
à l’intérieur des locaux habités. 


Ces appareils assurent une équitable répartition de la 
vapeur, et quelque variées que soient d’ailleurs les conditions 
dans lesquelles sont placés les bâtiments à chauffer, ce mode 
de chauffage permet d'être certain que, dans aucun cas, les 


appareils imaginés par ces ingénieurs Sauront â supporter 
une pression effective sensible. Enfin, leur construction 
soignée autorise une grande sécurité au sujet de l'étanchéité 


des conduites et des purgeurs automatiques de l'air, et de 


heau condensée. 


* 


Pour faire mouvoir leurs appareils de ventilation, ces 
ingénieurs ont utilisé la propriété que l’eau possède de 
transmettre au loin la pression à laquelle on l’a soumise. 
T/eau est en effet, par son incompressibilité relative, un 
excellent agent de transport, a longue distance, de la force 
motrice, sans nécessiter l'emploi d’aucun mécanisme de trans¬ 
formation du mouvement; c’est de tous les corps que Von 
pouvait pratiquement choisir, celui qui résiste le mieux à 
l'effort sans déformation ou altération sensible. Enfin, la 
grande expérience que l’on possède des conduites d'eau en 















general, permet d'affirmer qu’il n'y a de ce cote ii craindre 
aucun inconvénient pratique sérieux. 

L'eau comprimée conduite aux divers bâtiments à ventiler 
met en mouvement, au moyeu de petites turbines, des hélices 
agissant directement .sur l’air qu’il faut, déplacer. 

Toutes ces précautions sont prises pour assurer un effet 
utile aussi grand que possible, pour éviter toute interruption 
dans le service et pour permettre de rendre plus active ou de 
modérer, suivant le besoin, la ventilation de chaque local. 

Telles sont les dispositions générales adoptées pour le chauf¬ 
fage de l'air et sa mise en mouvement. Une simple description 
des dispositions de détail adoptées pour chaque genre de 
bâtiment suffira pour faire comprendre l'ensemble du projet. 


* # 


LTisiue, située en dehors du mur d'enceinte du pénitencier, 
comporte les bâtiments et constructions nécessaires pour 
recevoir ; 


l (i Huit générateurs de fü ms de surface de chauffe chacun, 
produisant la vapeur nécessaire au chauffage et à la force 
motrice qui fait mouvoir les appareils de ventilation. 

Ces générateurs de vapeur ont une puissance telle qu'eu 
aucun cas on ne doit les mettre tous à la fois en activité; le 
service des nettoyages et des réparations se trouve donc 
assuré sans qu'il puisse jamais y avoir une interruption dans 
te service général ; 

2* Deux machines â vapeur de 12 chevaux suffisantes pour 
assurer le service de la ventilation; 

T- Quatre pompes pour comprimer l'eau qui agit comme 
force motrice ; 


Les pompes et réservoirs d’alimentation des générateurs ; 
5& La robinetterie de distribution de la chaleur, ou de la 
force motrice, aux diverses parties du j» uileucier; 

Go Un système d'avertisseurs et d'enregistreurs automa- 
















tiques du travail des appareils h l'intérieur de la prison ; 

7’j Les approvisionnements de combustible; 

So Un atelier de réparation, un bureau du chef-mécani¬ 
cien, les logements du personnel* etc. 

Me l'usine partent les canalisations qui vont distribuer la 
chaleur et la force motrice aux divers pavillons du péniten¬ 
cier. 

D’autre part, les eaux condensées par les appareils de chauf¬ 
fage placés dans les batiments, ainsi que celles qui ont servi à 
faire mouvoir les appareils de ventilation, sont séparément 
réunies et ramenées par des conduites à l’usine ou elles sont 
de nouveau transformées en vapeur ou prises de façon à être 
utilisées de nouveau. Ces conduites étudiées avec le plus 
grand soin* en tenant compte des dilatations, des pertes de 
charges par refroidissement ou par insuffisance de section, 
font* dans le projet l'objet de recherches nombreuses relati¬ 
vement an choix des systèmes de conduites à adopter* à 
l'étanchéité des joints* etc. 11 résulte des dispositions prises 
que les pertes par les conduites seront relativement faibles et 
que l'on sera assuré par l'emploi d'appareils spéciaux que 
tons les bâtiments seront placés dans des conditions Identiques 
au point de vue du chauffage et de la ventilation, à quelque 
distance qu'ils soient de l'usine qui produit la chaleur et la 
force motrice. 

C’est là un point très-important sur lequel les ingénieurs 
ont insisté avec raison dans leur projet et qui simplifie singu¬ 
lièrement ^installation générale, en la transformant en une 
série de chauffages à vapeur partiels dont nous allons donner 
une description : 

La conduite de vapeur qui dessert chaque pavillon cellulaire 
monte directement a la partie haute des combles et se 
courbe horizontalement en suivant toute la longueur du 
batiment avec une faible pente pour desservir toutes les 
colonnes verticales qui alimentent les cellules. 

Ces colonnes sont en nombre égal à celui des cellules 
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d'un étage, de toile façon que les tuyaux verticaux peuvent 
être logés soit dans les couloirs, soit dans l'angle 'le chaque 
cellule et que chacun des tuyaux descendant dessert a la fuis 
t r< >is ce 11 u les su perposc es * 

À cet effetj les tuyaux verticaux alimentent pour chaque 
cellule une petite surface de chauffe horizontale disposée tle 
manière à permettre l'arrivée de la vapeur et l'écoulement de 
reau condensée. Ces surfaces de chauffe sont placées dans un 
conduit à ouverture rayonnante, pratiqué dans le sol le long 
de la cloison qui sépare deux cellules contiguës, du cote 
opposé au siège d'aisance* L'air pris dans lus galeries pénètre 
dans ce conduit et entre dans la cellule par un orifice réservé, 
à environ l«v>0 ou :>,Ü-) du sol, sur un petit coffre saillant on 
caisse en fer placé le long du mur extérieur et communiquant 
au conduit horizontal contenant la surface de chauffe. 


La ventilation se fait par un procédé présentant de l'ana¬ 
logie avec ceux déjà employés pour les prisons cellulaires, 
c'est-à-dire que le siège, ou plus exactement, l'enveloppe du 
siège, sert d'orifice d'évacuation d'air vicié* Kniin, l'air vicie 
est aspiré par une hélice, et est expulsé par des clieminces 
réservées dans la construction* 


Ce système présente, au point de vue du chauffage, de 
réels avantages : les cellules sont chauffées en partie par 
rayonnement du sol; l'air nouveau introduit ne peut, par 
conséquent, avoir une température supérieure à celle rie la 
cellule, et les inconvénients du la ventilation renversée 
sont évités par ce fait; enfin, la disposition générale permet 
d'interrompre le chauffage d'une cellule inoccupée, ce qu’au¬ 
cun système n'a pu encore réaliser d'une façon pratique; 
ii donne une garantie absolue contre toute communication 
vocale d'une cellule a l'autre. 


Ce vaste projet de chauffage comporte, pour les bâtiments 
de dépôt et d'hospitalité, une solution fort simple. Des poêles 



















h vapeur, places au rez de-chaussée dans l J attîlier, fournirent 
la chaleur eu même temps, par rayoïinenement et par émission 
d’air modérément chauffe. Ces poêles sont distribués de telle 
façon que, quelles que soient les divisions on les eombb 
musons nécessaires dans le service compliqué des ateliers, 
chaque partie aura au moins un poêle de chauffage. 1 ne 
précaution analogue a été observée pour la distribution des 
orifices d'évacuation d'air vicié ; et cette évacuation est 
provoquée par des moyens naturels complétés, quand besoin 
sera, par 1’ adjonction de brûleurs à gaz placés dans les 
cheminées. 

De même pour les dortoirs, le chauffage à température 
modérée est obtenu par émission d'air chaud venant de 
poêles à vapeur placés an rez-de-chaussée ; enfin, des chemi¬ 
nées d'aérage assureront le renouvellement de l'air, ce 
renouvellement étant lui - même provoqué par la chaleur 
produite par les lampes qui servent a l'éclairage ries dortoirs 
pendant la nuit. 


s 


* 




Chaque salle de l'infirmerie possède un poêle à vapeur 
chauffant en même temps par rayonnement et par émission 
d'air. Ce poêle, placé de préférence du côté des surfaces 
refroidissantes, prend directement l'air pur à l'extérieur, loin 
du sol, l'échauffe et l'introduit à % mètres au-dessus du sol 
dans la pièce habitée. 

Du coté de l’aspiration de l'air, les précautions n'ont pas 
été prises avec moins de soin, et chaque lit est pourvu, à 
droite et à gauche, de deux bouches d'aspiration d'air vicié, 
de telle sorte que la communication d’air, d'un lit à l'autre, 
est pou t ainsi dire rendue impossible par la disposition 


même des orifices d'évacuation. 

L’air vicié provenant des diverses bouches est conduit par 
une série de cheminées isolées h mie chambre collective des 





divers conduits, dans laquelle une hélice, mue par la trans¬ 
mission de force, détermine un énergique courant d'éva¬ 
cuation. 


* 


* 


* 


Il resterait à décrire une série de dispositions, adoptées 
pour satisfaire h des problèmes partiels, tels que le chauffage 
des bureaux, ht ventilation et le chauffage des infirmeries 
cellulaires, le chauffage des chapelles, le service des 
bains, etc., n ais ces dispositions présentent moins d'impor¬ 
tance au point de vue de Fensemble du projet, et nous 
ne croyons pas utile de les décrire en détail. Nous nous 


abstiendrons également de parler des moyens adoptés pour 
l'avertissement automatique à l'usine du travail des appa¬ 
reils dans la prison. Les appareils qui ont été imaginés et 
ceux qui ont été appliqués par MM, Geueste, ilcrscher et Cq 
pour donner satisfaction à cette partie du programme, ont 
été approuvés par la commission d'examen des projets, mais 
ils ne se rattachent qu'in directement aux systèmes de venti¬ 
lation et de chauffage proprement dits. 

Par la description qui précède, on conviendra sans peine 
que le chauffage et la ventilation de la prison de Nanterre 
réalisent une installation sans précédent, dont l’importance 


peut seulement être comparée a celle qui s'exécute actuel¬ 
lement pour le nouvel hôtel de ville de Paris. L'exécution de 


ce grand travail su présente dans des conditions de simplicité 
relative très-notables ; ut Pou est, parla, autorisé à lui prédire 


un grand succès. 


15. Nouveau pénitencier cellulaire, à Berlin. 

Pour clore la série, donnée plus haut, des plans de divers 
types île prisons cellulaires, mais reproduisons ci-après le 
plan du nouveau pénitencier de lloctzensée, a Berlin, plan 
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extrait ('} Lune note publiée en 1 ^76, 3 iar M. Griiber* coin- 
mandant du génie autrichien., dans la ** Revue du génie et de 
l'artillerie. » La susceptibilité politique a sans doute empo¬ 
ché ce plan de figurer à l'exposition universelle de 1878. 
Cependant, l'article qui va suivre, intitulé : ■ ConsiilêrafiOtts 
gêné raies sur les systèmespêtnlent t h t rs > » motive la reproduction 
de ce plan dans notre rapport. 

On voit par la planche XXIV, que le principe de la sépa¬ 
ration 1 l'est pas absolu, que les promenait -s hygiéniques se 
font en commun, et non dans des préaux séparés. Mais le 
principe de l'isolement relatif des bâtiments a présidé h la 
création du plan dont la légende ci-dessous expliquera l'en¬ 
semble, et la destination de chacun des bâtiments : 

À. Porte d'entrée et annexes. 

B. Maison du directeur, 

C, Maison des inspecteurs, 

I), Maison des gardiens. 


IL Bâtiments d'administration. 

P, P. Prisons ou ailes cellulaires terminées, 

Y n , P et F 1 . Prisons ou ailes cellulaires projetées 
G. Hôpital et maison dé santé. 

IL Cabinets d'aisance. 

J* Cuisines. 

K, Lavoir et bains. 


L. Écurie et remises. 


M. Puits. 



Bâtiment de service, 


réservoir et château d'eau. 


O. Égout* 

P. Citerne à pétrole. 

Q. Gazomètre (gaz au pétrole). 



Réservoir et pompes du 


service d'arnisage. 


s. Baraques-ateliers. 
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16. Considérations générale: sur Ses systèmes pénitenciers. 


Depuis assez longtemps déjà, le régime des prisons et leur 
m e i 11 e ur mode de c o u > ; r ne i i o n, ont ê t é l * oh j e t d ' é tudes 
sérieuses* Il ne s'agit plus, en effet, d'appliquer seulement 
une répression énergique, et, encore moins, cruelle, en vue 
d'obtenir une crainte salutaire; il importe aussi aujourd'hui, 
d'améliorer le moral du détenu par un travail nécessaire à sa 
santé ou par des exercices intellectuels, en rapport avec le 
degré d'instruction du condamné, J.1 importe surtout d'éviter 
que le contact et l'influence de malfaiteurs plus pervertis que 
lui ne rendent le condamné à la société plus mauvais qu'il ne 
l'était n son entrée eu prison* De là, des combinaisons pro¬ 
posées par les spécialistes qui se sont préoccupés de cette 
importante et grave question hum unitaire. 

Cependant rapplication générale du principe de la commu¬ 
nauté était trop enracinée pour que la question ne restât 
point longtemps sans solution pratique. 

On sc bornait à. classer les prisonniers tout au plus par 
catégories dans de grandes salles, de grands dortoirs en 
commun. Le régime du travail forcé, ou simplement gym¬ 
nastique, comme dans les Mül-banks de l'Angle terre, était 
l'objectif et b j s règlements différaient d'une prison à l'autre. 
Quelquefois le travail agricole, pour certaines prisons situées 
à la campagne, constituait un autre caractère distinctif des 
n i a i so n s c en tra les d e ré p ress i ut i * 

Les commissions administratives pénitentiaires reconnurent 
que, au point de vue de la séparation individuelle, il y avait 
beaucoup à faire, si Fon voulait écarter les abus résultant du 
contact-, et donner satisfaction à la moralité gravement com¬ 
promise sous le régime en commun. On en arriva naturelle¬ 
ment au régime cellulaire. 

Le premier essai de ce régime fut toute en Angleterre, 
xers I77 s , sur la proposition de Howard. L'expérience ayant 
















été faite d'une façon trop rigoureuse, en ce qui concerne I’îïo- 
kment absolu du prisonnier, l'application générale en devînt 
impossible et Ton dut y renoncer à cause de l'encombrement 
des prisons et des dépenses qu'occasionnait ce système* 
Cependant de nouvelles tentatives d'application furent 
laites en Pensylvanïe, sous /influence attribuée ans quakers* 
[/application du principe se lit dans toute sa rigueur ; 
aucune communication entre le prisonnier et un être humain 
quelconque, pas meme le gardien. Il fallait laisser le coupable 
aux prises avec le remords, la réflexion; en un mot, avec 
lui-même, pendant tout le temps de sa détention 
Ce système, dit j,eusylvanim, fut appliqué en Amérique 
de 1821 à 1828 (■). 

Evidemment, il manquait d'humanité et n'atteignait point 
le but qu'on ./était proposé* Des maladies graves, le typlms 
et particulièrement la folie, dans une effrayante proportion, 
en résultèrent et ne tardèrent pas, sinon à faire abandonner 
entièrement Je système, du moins à provoquer des modifica¬ 
tions ayant pour effet d'atténuer Y excès de la méthode. La 
promenade journalière dans des préaux spéciaux, /assistance 
aux instructions religieuses et à celles de /école, dans des 
o ases s ê p a ré es, le cl r o it de p ar 1 er an x ga r d i e n s, e t d es'visi tes 
fréquentes du directeur de rétablissement, des membres de 
la commission et enfin des parents admis à des jours et à des 
heures désignés dans des parloirs spéciaux, furent introduits 
comme adoucissements à ce que le régime de /isolement 
absolu avait de trop rigoureux. 

Le régime cellulaire est généralement adopté aujourd'hui; 
mais on remarquera par les plans des différents types 
de prisons à /étranger, que ce régime donne lieu à deux 
combinaisons architecturales dans /agencement des détails. 

La première combinaison est désignée par prison* à plan 
rayonnant> la seconde, par prisons à plan rectangulaire. 
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Le régime cellulaire proprement dit, c'est-à-dire avec une 
séparation complète et systématique des dé tenus, sens aucune 
i spèce de communication entre eux. tel qu'il a été établi pour 
hi prison de Mazas, à Paris, de Pentcmville, à Londres, de 
13 rushs al (grand-duché de Bade) et tel qu’il semble définitive- 
ment admis en Belgique, motive l'adoption du plan rayonnant, 
comme étant l'exacte traduction du principe. 

Le récent programme français et les plans spécimens déno¬ 
tent également la consécration du principe à plan rayonnant. 

Du centre, s'exerce une surveillance facile sur tous les 
points et dans divers rayons tracés suivant les axes capitaux 
de bâtiments ou d'ailes cellulaires. 

Mais, si l'on admet que, pour une certaine catégorie de 
condamnés, par exemple pour ceux qui n'ont que peu d'an¬ 
nées de détention, le contact ou les rapports des prisonniers 
entre eux ne sont point à craindre, pendant les heures de 
travail, sous la surveillance du gardien ; si l'on se propose 
d'installer, dans les prisons, de vastes ateliers, de donner aux 
promenades et aux exercices du corps une très-grande 
importance hygiénique, à la combinaison du pim rayonnant^ 
doit se substituer celle du plan rectangulaire 3 c’est-à-dire la 
communauté pendant le jour et la cellule pendant la 
nuit. 

El ne nous appartient pas de décider laquelle de ces deux 
combinaisons est la meilleure. D'ailleurs, tout n'est pas dit 
sur cette importante question humanitaire et il serait témé¬ 
raire maintenant d’indiquer quelle est, à l'exclusion do toutes 
autres, la combinaison qui produira le plus de bien dans la 
société actuelle. 


17, Chauffage et ventilation fie Hifttel de ville de Paris, 

Pendant notre séjour à Paris, au temps de Pbxposilîon, 
grâce à l'accueil bienveillant que nous ont fuit des hommes 
spéciaux et des ingénieurs de mérite, il nous a été possible 














d'étudier le projet adopté pour le chauffage et la ventilation 
du nouvel hôtel de ville, en construction. 

On se rappelle que, pendant les sinistres journées de la 
Commune, ce remarquable monument fut incendié à peu près 
de fond en comble. De ce monceau de cendres, s'élève aujour¬ 
d'hui un édifice nouveau qui ne le cédera au premier, ni en 
majesté, ni en convenances architectoniques. Consulté par la 
municipalité parisienne, sur 1 importante question du ehauL 
fage et de la ventilation du nouvel édifice, le conseil général 
d'architecture émit un avis conforme aux conclusions d'un 
rapport de JL Yiollet-ie-Duc, membre du conseil municipal. 

C t a i n s i i j u J i 1 fut décidé q u e h 1 o \ 1 a do p t era it la va p e u r a 
basse pression, comme émissaire de la chaleur, et des appareils 
mécaniques, comme moyen de ventilation. La solution de ce 
problème complexe fut confiée a MM, les ingénieurs Genestc 


et Hersclier. 

Le nouvel hôtel de ville comporte, en effet, un ensemble de 
services indépendants, très-différents les uns des autres, sus¬ 
ceptibles de fonctionner ensemble on séparément. 


Ces services qui ont en eux-mêmes des exigences variables, 
sous le double rapport du chauffage et de la ventilation, sont 
au nombre de cinq, savoir : 
l (i Celui du conseil municipal ; 

2 “ Celui des bureaux ; 


> Celui des emprunts et tirages ; 
L Celui du préfet ; 

■tj Enfin, le service des fêtes. 


La production totale de vapeur nécessaire a l’ensemble de 
cos cinq services est établie dans des caves réservées à cet 
effet. 

Elle a lien au moyen d'un groupe de générateurs qui 
alimentent cinq prises do vapeur correspondant à chacun des 



cinq services indiqués ci dessus et qui fournissent, en mémo 
temps, la vapeur nécessaire à la mise en mouvement d’une 
machine destinée à la ventilation mécanique. 

Cette machine motrice des appareils de ventilation est 
placée à proximité des générateurs. Elle fournit, au moyen 
d'un système de transmission hydraulique à grande distance, 
la force nécessaire à la mise en mouvement des ventilateurs 


placés dans les gaines de prise d'air pur ou tlVvaeimtiou il'air 

■ H .* 

vicie. 


Les canalisations de vapeur destinées au chauffage des 
divers services montent par une cheminée verticale, dans les 
combles et là, quelque peu inclinées dans le sens du mouve¬ 
ment de la vapeur, elles sont pourvues d’une série de tubu¬ 
lures communiquant aux descentes verticales sur lesquelles 
sont agencées les surfaces de chaude, ou poètes à vapeur, 


convenablement distribuées dans 1res divers locaux. 


Des tuyaux de retour verticaux, établis parallèlement aux 
tuyaux de descente de vapeur, recueillent l'eau produite par 
la condensation de la vapeur sons les surfaces de chauffe et 
mènent cette eau dans les sous-sols oit elle est réunie par des 
collecteurs généraux pour être conduite aux appareils d’ali¬ 
mentation des générateurs. 

Ees appareils dans lesquels la vapeur se détend automati¬ 
quement à une pression très-basse, sont disposés sur tous les 
tuyaux de distribution de façon qu'une pression notablement 
supérieure à celle de l'atmosphère ne puisse, en aucun cas, 
exister dans un appareil on même dans un tuyau de vapeur 
quelconque, à l'intérieur de la partie habitée de réditicc. 

Chaque poêle à vapeur est pourvu d'un appareil purgeur 
qui laisse automatiquement échapper l'air contenu dans les 
appareils avant le chauffage et IVan condensée pendant le 
fonctionnement, mais ne permet, en aucun cas, la sortie de 
la vapeur inutilisée. 

Ces dispositions font qu'on est assuré que tous les appareils 
nu les surfaces de chauffe du bâtiment participent également 
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h la distribution do vapeur et que l'alimentation de chaleur 
dos appareils les plus éloignés des générateurs se fera presque 
eu même temps que colle des appareils plus favorisés sous 
le rapport de la distance. 

Les choses étant ainsi disposées d'une maniéré générale, 
voici les dispositions prises pour donner satisfaction aux 
exigences de chacun des services : 


* 


* 

* 


Celui du conseil municipal comprend la grande salle 
du conseil et ses dépendances; l'introduction de l'air chaud 
on froid dans la grande salle se fait dans la proportion de 
100 mètres cubes par heure et par personne, soit en totalité 
10,000 mètres cubes par heure. 

Les surfaces de chauffe sont établies partie en contre-bas 
de la salle, partie en contre-haut, et correspondent à deux 
séries de bouches d'introduction dont le- unes placées sur le 
sol servent au chauffage préalable et rapide de la salle, avant 
les séances, et les autres placées à mi-hauteur, près du 
plafond sont destinées h fournir pendant les séances une 
ventilation abondante; l'air est raù mécaniquement aussi 
bien à l'entrée qu'à la sortie. T/air introduit est soumis à une 
pression un peu plus grande que celle de F atmosphère afin 
d'empêcher la rentrée dans la salle des courants d'air 
nuisibles venant des portes et des fenêtres. 

L'évacuation de l'air se fait par la partie basse de la salle, 
au moyen d'ouvertures réservées sur les gradins et convena¬ 
blement réparties. Les dépendances du conseil municipal, 
vestiaire, bureaux, annexes, sont chauffées au moyen de 
poêles apparents munis de prises d'air extérieures ; des gaines 
servent à l'évacuation de Y air vicié. 


Des cheminées sont réservées pour aspirer l'air pur au 
dehors a la partie haute, ainsi que pour expulser l'air vicié. 
Dans chacune d J lies, une hélice, du système décrit dans un 









précédent article, est installée pour donner le mou veinent 
à l'air. 


Le service des bureaux présente, au point de vue du chauf¬ 
fage et de la ventilation, des dispositions très-simples, pur 
cette raison pue dans aucune des pièces affectées à ce service, 
l'agglomération n'est assez grande pour motiver radoption 
de moyens do ventilation mécanique et que partout on a pu 
établir des surfaces de chauffe apparentes avec prises d'air 
extérieures. Tous ces locaux sont cependant pourvus de che¬ 
minées d'évacuation pour profiter autant qu’on le peut de la 


ventilation naturelle qu'on pourra d’ailleurs augmenter au 
moyen de quelques becs de gaz placés dans 1rs cheminées. 
Dans les couloirs, galeries, escaliers, etc., le renouvellement 


de l'air étant toujours plus que suffisant par les ouvertures 
accidentel!es t on s'est borné a la simple installation de sur¬ 
faces de chauffe a vapeur pour assurer une température 
modérée, quel que soit l'abaissement de la température exté¬ 


rieure. 


* 


* 




Le service des emprunts et des tirages a nécessité rétablis¬ 
sement de vastes salles servant aux versements, payements de 
coupons, tirages, remboursements, etc., toutes opérations 
pour lesquelles le public peut arriver en foule a certaines 
époques de l'année. Outre les salles des caisses, des titres cl 
les bureaux tni se trouvent les employés, trois grandes salles 
sont spécialement affectées aux usages que nous venons 
d'indiquer, savoir : une première en sous-sol, et une seconde 
au rez-de-chaussée avant chacune environ 45Ü mètres carrés 
de superficie; en lin la salle, dite salie Saint-Jean, servant plus 
spécialement au tirage des obligations: elle sert aussi aux 
opérations de la conscription; sa superficie est d’environ 
450 mètres carrés. 


















Four la salle du sous-sol qui longe la me de Rivoli, on 
emploie vingt surfaces de chauffe directes formant la base des 
colonnes en fonte qui portent la voûte de la salle. 1 /air pur 
de ventilation est envoyé h la partie supérieure de cette salle, 
après avoir traversé des calorifères établis dans une grande 
galerie latérale ; enfin Pair vicié sort par les travées donnant 
sur le cette évacuation étant produite au moyen 

d'un appel mécanique établi sous F escalier menant h cette 
salle* 

La salle du rez-de-chaussée est chauffée par huit grandes 
surfaces apparentes; F air de ventilation traverse îles calo¬ 
rifères établis en sous-sol et pénètre dans la salle par des 
ouvertures ménagées sur toute sa longueur dans les grandes 
travées vitrées du côté des bureaux. L'air pur, frais ou 
chaud, débouche ainsi a ou 3 m ,0Ü au-dessus du sol; 

pour le cas particulier de cette salle, très-haute et recouverte 
d'une toiture en fer vitrée, l'évacuation se fait par des châssis 
ménagés sur toute la longueur de cette toiture. 

Four la salle Saint-Jean, tant à cause des usages auxquels 
elle est destinée qu’a cause de son style architectural, les 
surfaces de chauffe directes en ont été absolument exclues ; le 
chauffage et la ventilation sont faits au moyen do quatre 
grands calorifères à vapeur établis en sous-sol dans des 
chambres correspondant aux quatre angles de la salle située 
immédiatement au-dessus; Fair pur, chaud on frais, après 
avoir traversé ces calorifères, s'engage daim une série de car¬ 
neaux ménagés dans les tympans de la voûte qui porte le 
dallage; ces carneaux aboutissent à une série de bouches 
distribuées en deux lignes parallèles de chaque côté de la 


su 


L'établissement du régime et le chauffage île l’air de venti¬ 
lation sc font donc par les calorifères mêmes dans lesquels 
Fair est introduit, mécaniquement au moyen d'hélices qu'on 
met en mouvement quand le public afflue dans la salle; la 
température doit cire maintenue constante, tout en portant le 







renouvellement d'air à £5,000 ou 30,000 mètres cubes par 
heure. 


L'évacuation se fait par une troisième ligne de bouches 
établies dans l'aire même de la salle par un système analogue 
de conduits horizontaux ménages dans l'épaisseur de la 


route; l'air vicié est conduit û deux cheminées d'évacuation 


placées dans les gros murs de l'édifice. 

liés moyens mécaniques employés pour l'introduction de 
l'air pur et l'évacuation de l'air vicié sont calculés pour 
fournir £0,000 mètres cubes par heure dans chacune des deux 


premières salles et 30,000 mètres cubes dans la 


troisième. 


* # 

Le service du préfet comprend: en sous-sol, les cuisines; 
au rez-de-chaussée, les écuries, remises et dépendances 
diverses; à l'entre-sol, des appartements particuliers, enfin, au 
premier étage, des salons deréception, le cabinet du préfet, 
son secrétariat et la grande salle à manger des réceptions 
officielles. 

Les appartements particuliers de l'entre-sol, tels que cham¬ 
bres à çpucher, salle h manger, grand et petit salon, sont 
chauffés au moyen de surfaces à vapeur en contre-bas; elles 
chauffent de l'air qui alimente des bouches de chaleur conve¬ 
nablement réparties dans chacune des pièces; dans les salmis 
et dans la grande salle à manger du premier étage, le 
régime est également établi par des surfaces de chauffe 
placées encontre-bas, mais dont l'action est limitée au chauf¬ 
fage préalable des locaux. 

Le chauffage et la ventilation mécanique nécessaires quand 
les salons sont occupés se font au moyen de surfaces de chauffe 
placées dans les combles, et sur lesquelles l'air pur s'échauffe 
h un degré convenable avant dVtre introduit par des ouver¬ 
tures placées pour la plupart à mi-hauteur des salons. 

Cet air introduit par une action mécanique établit dans les 
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pièces un accès de pression très-faible* mais suffisant néan¬ 
moins pour éviter les rentrées d'air par les ouvertures brusques 
des portes, 

f/air vicié de ces grands salons du premier étage est évacué, 
en majeure partie, par des bouches placées au niveau du soi, 
le long" des murs, et communiquant avec les cheminées ména¬ 
gées dans la construction et pourvues d'hélices produisant 
happe] nécessaire. Lue autre partie est évacuée par le haut, en 
meme temps que les gaz chauds et viciés produits par la com¬ 
bustion dans les lustres, et va rejoindre dans les combles les 
gaines où se rend l'air impur provenant de la partie inférieure. 

On a applique les mêmes dispositions d'ensemble a la grande 
salle a manger de gai a. 8 e ul e m e n L, au lieu d ’y en v o ver p a r 
insufflation un excès d'air pur, ou donne, au contraire, un 
excès de puissance à l'appel, de manière à éviter la commu¬ 
nication des odeurs du dedans de la salle avec le dehors. 

Los cuisines, les écuries et les \\\ C. sont ventilés par 
appel, Si, pour la grande salle à manger, il faut des moyens 
de ventilation puissants, mais n'agi.:saut qu'à de rares inter¬ 
valles, il faut, au contraire, pour les écuries, les cuisines et 
les W. C,, une ventilation beaucoup moins énergique, mais 
fonctionnant d s une façon permanente. 

On obtient facilement ce résultat pour les cuisines en faisant 
passer les tuyaux de fumée des fourneaux dans une gaine 
de ventilation où il se produit ainsi un appel constant de Pair 
vicié. Dans les écuries et les closets, on établit des brûleurs 
à gaz qui servent, en môme temps, d'appareils d'éclairage. 

La ventilation mécanique est prévue pour le service du 
préfet à raison de 8,000 à 10,000 mètres cubes pour chaque 
grand salon, de 20,000 à 25,000 pour la grande salle à 
manger. 


* * 


Le service des fêtes comprend Ÿ escalier d'honneur avec ses 
paliers et les galeries d’accès, les grands salons du premier 


/ 
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étage et la grande galerie des fêtes qui se trouve au-dessus 
de la salle Saint-Jean, 

Le régime, ou chauffage préalable, est établi dans tous les 
salons par des surfaces de chauffe installées en contre-bas, 
et desservant des bouches de chaleur placées sur le sol. 
Aussitôt que commence l'admission des invités, un arrête 
l'émission de l'air au niveau du sol, et Ton met en mouve¬ 
ment des appareils de ventilation mécanique qui ont pour 
effet de produire les résultats suivants : 

introduction de l'air plus ou moins chauffé suivant que les 
visiteurs sont peu nombreux ou très-nombreux; 

Introduction d'un volume d'air proportionné au nombre de 


personnes ; 

Arrivée de l'air à la partie haute des salons et à mi-hauteur; 

j* 

Kvacuation de l'air vicié pour les trois quarts du volume 
total à la partie basse, et pour un quart à la partie haute 
au-dessus des appareils d 3 éclairage ; 

Surabondance d'air introduit, afin qu'un courant très-faible 
ait lieu des salons vers les couloirs; 


Chauffage énergique des escaliers à niveau du soi a\ec 
faible ventilation ; 

Température maintenue moins élevée dans les salons que 
dans les couloirs et dépendances* 

Tel est l'ensemble des dispositions adoptées, conformément 
aux propositions do MM. Geneste, Herseher et O, pour 
donner satisfaction aux exigences des divers services relatifs 
au chauffage et à la ventilation de l'hôtel de ville de Taris 


# 

# # 


Il est bon de faire remarquer que la superficie du nouvel 
hôtel de ville est notablement plus grande que celle de 
Tandem La construction primitive iToccupait guère qu'une 
surface de 7,000 mètres carrés, tandis que le nouvel hôtel de 
ville en couvre 9,000, 


















- C7 


La capacité totale des pièces chauffées par la vapeur et 
ventilées, soit naturellement» soit mécaniquement, n’est pas 
moindre que 150,000 mètres cubes* 

Enfinj le volume d'air fourni mécaniquement aux salles 
du conseil municipal, des emprunte et tirages, aux salons 
du préfet et aux grands salons des .fêtes, peut s’élever à 
36 0, 0 U Ü mètres cubes par heure- 

Ces chiffres montrent l’importance fie l'installation qui 
s'exécute actuellement, Les grands perfectionnements appor¬ 
tés dans ces dernières années au ehauffiage à vapeur, les 
études importantes faites pour améliorer le travail des appa¬ 
reils de mise en mouvement d’air appropriés à la ventilation, 
permettent de penser que les prévisions des Ingénieurs, qui 
ont uni l'expérience à la théorie, seront entièrement réalisées, 
et que les résultats feront de l’installation du chauffage et de 
la ventilation du nouvel hôtel de ville de Paris, une des plus 
intéressantes de celles qui ont été accomplies jusqu’à ce jour. 


18. Considérations générales sur le chauffage et la ventilation 

des édifices publics» 

Ces deux opérations sont intimement liées et il convient de 
les examiner simultanément* 

La ventilation d'un édifice consiste à y faire pénétrer 
méthodiquement le volume d’air pur, appelé air neuf ou 
nouveau, nécessaire à son assainissement et, en même temps, 
â extraire l’air vicié, appelé air vieux, et les miasmes qui 
l’altèrent. 

Tous les êtres ont besoin d’air pur pour vivre* Cette vérité 
est connue depuis les temps les plus reculés* Les poissons 
eux-mêmes ne pourraient vivre dans ï’eau d’où l’air aurait 
été chassé par l'ébullition ('). 


,') Academie del Ci inertie, liftai uilli, Kqbeut Uüïls, Hcvgkln^ etc* 





A cette vérité, s’en joint une autre nettement établie par 
Robert Royle, c'est la nécessité de renouveler constamment 
cet air. Xuus avons dit à l'article poêles qu’une petite 
proportion du gaz oxyde de carbone, à la dose d’un 
millième dans une chambre, peut y occasionner la mort. 
Sans être aussi délétère, dans la, composition de Patinas- 
phère, le gnz acide carbonique peut aussi donner lieu à de 
fâcheux effets, lorsqu’il s J y trouve dans une proportion 
qui dépasse celle que peut contenir Pair libre ou pur. Les 
analyses de Ml Molir, faites, en différentes saisons, h 
(oblentz, démontrent que la proportion d'acide carbonique 
'le Pair peut atteindre et dépasser quelque peu les 0,0005 
du volume. 

Mais la proportion ci-dessu s peut être plus grande dans nu 
certain milieu, par P effet de la respiration humaine qui pro¬ 
duit de notables quantités de ce gaz. Celle production, chez 
l'être humain, est variable avec Page, Pétât de veille ou de 
sommeil, le travail musculaire et Pétât sanitaire de l'indi¬ 
vidu» 


On comprend, dès lors, combien il importe de fournir le 
volume d'air pur nécessaire h la respiration. M I ludclu a 
donné tout récemment les règles suivantes: 

» Dans les lieux où séjournent les hommes en état de 
u santé, comme les amphithéâtres, les salles d'assemblées, 
u les théâtres, les prisons, les ateliers où il n’y aura pas de 
» cause spéciale de viciation de Pair, une ventilation effective 
w de 30 mètres cubes par homme et par heure, sera siitli- 


n santé. 

« Dans les écoles d’enfants et les asiles, on peut se conten- 
** ter de 15 mètres cubes par enfant* 

* Enfin, dans les hôpitaux, ou donnera aux malades ordi* 
u naires, 100 mètres cubes ; aux varioleux, 200 mètres cubes; 
« aux femmes en couches, 300 mètres cubes. » 

M. A. TVazon tenant compte principalement de la quantité 
d'acide carbonique produit par la respiration humaine dans 





























les diverses circonstances mentionnées plus haut* 
le tableau suivant ; 


a établi 


VOLUMES i/aLR NÉCESSAIRES A LA RESPIRATION. 

(Par individu cl par heure,) 

Écoles d'enfants de 8 h 10 ans ........ â0 m ®. 

— — de lo à 15 ans ........ 30^\ 

— d'adultes.. . . . 40m*. 

Casernes et prisons de jour ......... 40™ 3 * 

— — de nuit 30«i 5 , 

Bureaux... 40™*, 

Hôpitaux ordinaires 6G mS . 

Ateliers de fatigue . . . , „ , . . * , „ . SÛ»N 


î/ingénieur Wazon, ajoute : 

" Nous conclurons donc do toutes ces expériences, qu'il 
» serait nécessaire d'extraire l'air vicié près du plafond des 


« pièces, et dans leur partie la plus haute. 

» Mais H n'en peut être toujours ainsi, car dans la saison 


tt 


U 


froide, il en résulterait que l’air chaud fourni par les calori¬ 
fères s'échapperait directement sans avoir échauffé, par 
contact, les murailles des édifices; il y a donc mie réserve 
a faire de ce côté pour la période de chauffage des salles 
de réunion,, 


« Si, au lieu de vouloir échauffer la pièce, on désire la 
» rafraîchir, comme cela arrive souvent pour les théâtres et 
" les salles de réunion, il devient indispensable d'extraire 
» par le plafond l'air vicié, 11 est donc nécessaire de se ména- 
» ger les moyens de faire circuler l'air de haut en bas, pour 
» échauffer les salles, et de le faire circuler de bas en haut, 
« pour les rafraîchir. 


U 


» ha réunion de ces deux procédés, réalisée a Topera 
Vienne, par le savant professeur Bohm, a permis 
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" produire une ventilation parfaite, jointe à un chauffage 
«t excellent, » 

Dans les cellules qui sont des locaux d'une capacité relati¬ 
vement restreinte, cette précaution ne nous parait pas d'une 
nécessité absolue. L'ouverture fréquente des portes et celle 
des fenêtres à châssis mobiles, n'obligent pas h une telle 
ordonnance de la ventilation, Tl suffit que la chaleur débou¬ 
che du bas, dans un angle de la cellule et que l'air vicié 
s'échappe, vers le haut, par un orifice correspondant dingo- 
n ale ment à la bouche de chaleur. En été, la condition préco¬ 
nisée par M. A. YTazon se trouve réalisée par l'ouverture du 
châssis mobile de la fenêtre; tandis que la bouche du haut, 
pour l'extraction de l’air vicié, est ouverte, et celle du bas 
fermée. 


# * 

Les opinions, que nous venons de citer, de MM, Iludclo et 
Wazon, ne doivent pas être considérées comme le non /Jns 
ultra de cette importante question. Quelques hygiénistes, qui 
font autorité, sont plus exigeants : ainsi XL le général Morin, 
s'appuyant sur ce fait d'expérience que le volume des gaz et 
des vapeurs nuisibles qu'émet, par heure, un individu sain est 
de 32.3 litres et prenant le volume de 30 litres seulement, s’< st 
proposé la solution du problème suivant : 

Quel est le volume d'air qu'il faudrait introduire dans un 
local habité par un homme pour y entretenir un état de 
salubrité suffisamment voisin de celui de l'air extérieur? 

On trouve pour des espaces égaux h 10, 12, 16, 20, 30, |o, 
50, 60 mètres cubes que les volumes d'air a extraire et à 
introduire par heure et par individu, sont respectivement 90, 
88, Si, 80, 70, 60, 50, 40 mètres cubes ('). 


!.. Fici;i er. — Amie# 1 scipnliflriiie i *T3 
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Cela revient à dire que la capacité (Pair dont une personne 
saine dispose étant C, le volume d'air à remplacer par heure 
est de 100 — C* 

Ainsi supposons qu'il s'agisse d'une caserne, que chaque iit 
ait 1 mètre de largeur et 2 mètres de longueur, que les 
séparations soient de 1^50 et de 1 mètre au pied de chaque 
lit, qu'eufin la chambre ait 4 mètres de hauteur, le cube 
total sera'2.50 x -1 x 4 = 30 mètres cubes ; il faut en déduire 
pour la literie, au moins, 2 x 1 x 0.50 = 1 mètre cube ; 
il reste 20 mètres cubes et le volume d'air à fournir serait 
100 — 20 = 71 mètres cubes par heure. 

** Il n'y a donc pas lien de s'étonner, de l'impression 
« désagréable que l'on éprouve quand on entre le matin dans 
« les chambres de casernes de nos soldats, où il n'existe 
» aucune ventilation régulière ( E ). « 

Dans le Congrès international d'hygiène (T. I, p. 215), 
M. le docteur de Chaumont (Londres) a proposé de fixer à 
120 mètres cubes la quantité d'air a fournir par heure et par 
malade, drtns let ca&ordinaires s et à 125 ou 150 pour les cas plus 
graves. 

■¥r 

* * 

Si la connaissance des propriétés vivifiantes de l'air remonte 
h la plus haute antiquité, on peut dire que le feu était connu 
de l'espèce humaine, dès l'apparition de celle-ci sur le 
globe. Des débris île foyers, de cendres et de charbons, ont, 
en effet, été signalés dans les terrains de l'époque préhisto¬ 
rique (-). Il ne serait, dès lors, pas autrement utile de démon¬ 
trer la nécessite du chauffage, puisque* dès que le feu fut 


( ;| i Moitié. >vie présentée en. 0*7 2 à l'Académie des sciences sur les 
vofionc-r it*niv itéwssuiret à la salubrité dc$ lieux habites. 

-, 1 1 Waïuk, C hauffugeet ventilation. — Origine du chauffage. — \l, F., Dopdht 
fait remonter la limite antiquité humai nr dan* rms contrée» belge» à L'époque 
quaternaire. 
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connu et mis à la portée de l'homme, celui-ci sut apprécier 
toutes les ressources qu'il offre pour combattre l'action sou¬ 
vent mortelle de P hiver, des climats froids et- des contrées 
humides. 


Pour se conserver en bonne santé, le corps humain doit 
posséder une certaine température, 37° en moyenne, quel que 
soit le climat sous lequel il séjourne. Les recherches de 
Lavoisier ont démontré que la source de la chaleur, chez 
l'homme comme chez certains animaux, est due a l'oxydation 
(ou combustion) d'impuretés contenues dans le sang 1 et l'on 
évalue à 250 ou 300 grammes le poids de la matière ainsi 
brûlée en 24 heures dans l'homme adulte et dans les condi¬ 


tions ordinaires, [/activité de cette combustion est entretenu' 1 


par la respiration et par la nutrition. 

L’est donc le résultat, et non la cause de l'accomplissement 
dc.s actes propres à notre organisme. C'est le contraire de ce 
qui se passe dans une machine a vapeur ; là, pas de chaleur, 
pas d'action ; dans la machine humaine, pas d'action* pas de 
chaleur (’). 

Le corps humain, ce merveilleux laboratoire de chimie, a 
besoin de se maintenir à une température variable, entre des 
limites déterminées. Les pertes de chaleur, occasionnées par 
Lune ou l'autre cause, doivent être récupérées par Pim ou 
l'autre moyen. L'alimentation sera forcément plus substan¬ 
tielle dans les pays froids que dans les pays chauds; de même 
que le rafraîchissement du corps deviendra une nécessite 
d'autant plus impérieuse que la température sera plus élevée. 

I laves prétend que les Esquimaux de Pile de Melville 
peuvent consommer, dans une journée, employée à la chasse, 
jusqu'à 12 livres de viandes grosses ; mais qu’ils supportent 
souvent un froid de lby soit, avec la température intérieure 
du corps humain, une différence de H- 37° à — M> ou *3°. 


I, ’) V ( H. J0L> 
























On a vu, d’antre part, que le minimum de la température 
la plus convenable du milieu dans lequel l'homme valide peut 
séjourner, sans perte sensible de chaleur interne, est de 4- 1-5° 
ou + 1t>. En-dessous de cette température, le corps humain, 
dans PI n a et ion musculaire, se refroidit, et dépérirait s’il était 
condamne à cette inaction; tandis que s’il était constamment 
entretenu dans une atmosphère d'n ne température supérieure 
et invariable, il ne tarderait pas a s'atrophier et à perdre de 
son énergie musculaire, il importe donc de chauffer les 
édifices publics à une température suffisante pour compenser 
la perte de chaleur que le corps peut éprouver pendant la 
période des froids de rimer, et il est indispensable d'entre¬ 
tenir les ce!Iules des détenus a une température peu diffé¬ 
rente de la ri 10 degrés. 


Les poêles en usage dans les appartements et dans les 
locaux restreints, deviennent sans efficacité et très-dispen¬ 
dieux, lorsqu'ils sont appliqués au chauffage des édifices 
publics. 

C'est uu mode auquel on a renoncé presque partout et on 
a généralement recours, lorsqu’on veut chauffer un édifice 
de quelque importance, à î 1 un des modes ci-dessous qui 
peuvent être classés comme suit ; 
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La caléfaction par Pair chaud consiste à faire pénétrer 
Pair frais dans un espace restreint, dit chambre chaude 9 où 
se trouvent un poêle d'un volume plus ou moins grand 
et une série de tuyaux ou conduits de fumée; cet air frais, 
une fois échauffe, est dirigé par ces conduits vers les appar¬ 
tements et les locaux à chauffer, situés dans les parties 
élevées et éloignées, et dans lesquels il débouche par des 
ouvertures pratiquées dans les murailles. 

Les formes et les combinaisons varient à l'infini* Nous 
avons signalé, à l'article poëles-calorïfètes, 1rs combinaisons 
remarquables qu’offrait Y Exposition. 

La plupart des foyers de ces calorifères sont en fer de fonte 
et donnent lieu à 1 du couvé nient des poêles de fonte, celui 
de produire une plus ou moins grande quantité d'oxyde de 
eart;>one. Xous avons vu < [uedi vers systèmes tende111 a < j b v i er 
ii cet inconvénient. 

On reproche encore aux calorifères do de verser dans les 
locaux habités une chaleur desséchante. Pour éviter ci 
inconvénient, des constructeurs oui imaginé de placer dans 
Ses conduits, ou dans la chambre chaude, des réservoirs d'eau 
dont la vaporisation donne à l'air chaud l'humidité qui lui 
manque. Mais ce qui rend surtout ce mode de chauffage peu 
applicable, lorsque l'édifice est d'une certaine étendue, c'est 
que, par ces appareils, l'air chaud peut difficilement être 
porté au-delà de 21! mètres, en projection horizontale; Ü 
s'ensuit que, pour un édifice tel qu'un hôpital, une prison, 
qui aurait un développement d'ailes de bâtiments de tiUU mè¬ 
tres, par exemple, il faudrait environ W calorifères, répartis 
dans les souterrains de l'édifice. 

Une telle installation est peu économique et exige un 
personnel nombreux, Cependant, il existe de belles et heu¬ 
reuses applications de ce modr de chauffage aux grandes 
salles de réunion, théâtres, amphithéâtres, bourses, caftante. 
Mais presque toujours, alors, il est complété par un propul¬ 
seur d'air chaud et quelquefois par un extracteur d'air vicie. 





























( j TrutU-i(e in i:t ta chaleur , par \ Ch -fui 1 *. 
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Le chauffage, par la simple circulation de Veau, c'est-à- 
dire par !c passage de l'eau dans des tuyaux, n'est pas une 
invention récente ; suivant certains auteurs, les Humains 
remployaient dans les étuves et dans Les thermes. Quoi qu'il 
en soil, la. première application moderne en a été faite en 
Angleterre, par Evelyn qui, frappé des inconvénients des 
modes de chauffage de sou époque, surtout pour les plantes 
de serres, avait disposé, vers Ifi75, un appareil dont la 
description, avec une figure explicative, a paru dans le 
Kalendanum lia rieuse ('). 

On cite ensuite Martin Triewald qui établit, vers 1716, 
à Newcastle, une disposition pour chauffer une serre, avec 
chaudière à eau chaude placée à l'extérieur et des conduits 
sous le sol. 

Enfin, le premier qui, en France, lit une sérieuse applica¬ 
tion du chauffage par l’eau chaude, fut Ronncmain qui u'em- 
pluya d'abord ce mode que pour les incubations artificielles* 
Il pratiqua cette industrie pendant longtemps et alimenta de 
volailles les mare lié s de Paris, Ce mode fut plus tard mis 
en pratique pour le chauffage des bains et pour celui des 
serres* 

Voici comment M. Y, (Jh. Joly énumère les inconvénients 
et. les avantages de ce mode de chauffage : 

» 1° Il exige une dépense d’installation assez élevée, ee qui 
eu empêche l'emploi dans une fouie de cas ; 2■■ il ne produit tout 
son effet qu'a près un certain temps, la g ram lu quantité d'eau a 
chauffer n'atteignant que lentement la température voulues 
ffq une fois les tuyaux échauffés, le refroidissement, s'il est 
nécessaire, est lent h se produire; ee qui est un grand avan¬ 
tage pour les serres, est quelquefois un inconvénient pour 
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l'habitation, surtout dans un climat variable comme le notre ; 
d'où il suit qu'il faut toujours combiner ce chauffage avec 
une ventilation convenable et des arrêts partiels de circu¬ 
lation* Enfin, on reproche à ce système de ne pas avoir la 
gaieté d'un feu apparent, d'exposer nos appartements à des 
fuites par les joints des tuyaux et de charger la maison d'un 
poids d'eau considérable. 

« En revanche, et pour les climats du Nord surtout, les 
avantages >mit nombreux. 


« 1° Ea grande capacité calorifique de l'eau et la perma¬ 
nence de sa circulation, longtemps après l'extinction du feu, 
assurent une grande régularité de température et rela dans 
toutes les parties de la pièce, malgré les interruptions du 
chauffage h %? la température de l'air est toujours modérée ; il 
est même difficile de l'élever beaucoup aven de grandes sur¬ 
faces de chauffe, Delà, la salubrité de ce mode de chauffage, 
parce qu'il ne modifie jamais l'air d'une manière fâcheuse 
eumine les surfaces métalliques ; *3° on peut porter la chaleur 
à de très-grandes distances, même dans le sens horizontal et 
malgré les coudes, ce qui n'est pas possible avec l'air chaud ; 
-h les pièces sont chauffées plus également dans toute* leurs 
parties, tandis qu'avec nos cheminées, les courants dus a 
diverses causes, rendent la température très-variable, suivant 
la place qu'on occupe ; > ce chauffage exige peu de travail 
de la part des domestiques et très-peu de combustible, si îa 
chaudière est bien disposée et la surface de chauffe bien com¬ 
prise; <jo ou a dans tous les appartements et sans autres frais, 
de Veau pour les bains et les lavabos ; 7“ on évite toutes les 
impuretés et les poussières de l'atmosphère entrant constam¬ 
ment dans les pièces, par les bouches de chaleur, ce qui est 
très-important pour les objets d'art, bibliothèques, mu¬ 
sées, etc.] on supprime Fin ter veut ion des domestiques dans 
l'appartement pour entretenir et nettoyer les foyers ; F- 1 on 
peut placer les tuyaux, soit horizontalement, soit verticale¬ 
ment dans des gaines ou des pilastres garantissant des fuites 
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ou servant en morne temps à assurer la ventilation; 10° pas 
de cheminées qui fument et détériorent les appartements, la 
combustion ayant lieu en bas et par conséquent avec un 
tirage meilleur; 11° les chances d'incendie sont presque 
milles pour les archives, musées, etc,; 12° enfin, on peut 
multiplier les surfaces de transmission à l'infini, par des ser¬ 
pentins ou des ailettes, de manière à augmenter à volonté la 
température sut un point donné. « 

Les propriétés de L’eau chaude, appliquée au chauffage, ont 
donné ridée de distribuer la chaleur dans les villes, tout 
comme on y distribue le gaz d'éclairage, l'eau potable, l'élec¬ 
tricité pour télégraphes et pour horloges. Cette idée est mise 
en pratique à Chaudesai gués, dans le département du Cantal, 
ou les eaux d'une source thermale possèdent une température 
{le ÜO; elles sont envoyées par des tuyaux, dans les maisons, 
pour les usages domestiques et servent dans plusieurs d'entre 
elles au chauffage des appartements pendant l'hiver. 

Le chauffage à eau chaude est généralement à basse pres¬ 
sion, c'est-à-dire qu'elle est chauffée à la pression atmosphé¬ 
rique, Au sortir de la chaudière, elle se rend, par un tuyau, 
dans un vase h air libre, appelé vase d'expansion } placé à une 
certaine hauteur d’où elle redescend en circulant dans les 
différents locaux à chauffer. Par ce dispositif, la température 
de Peau, ne peut pas dépasser UMD, c'est-à-dire la tempé¬ 
rature de l'ébullition du liquide* 

Dans la primitive application du mode de chauffage à 
Peau chaude aux prisons cellulaires, les tuyaux de conduite 
sont généralement logés dans une gaine en maçonnerie 
pratiquée eri sous-sol, ou régnant sous les balcons des gale¬ 
ries. De ces gaines, des conduits distributeurs d'air chaud 
s ont dirigés vers chacune des cellules. 

Ce dispositif est actuellement abandonné pour les prisons 
nouvelles en France, en Angleterre et eu Allemagne; il l'est 
également en Belgique, depuis qu'on a reconnu que la cha¬ 
leur ne sc répartit pas uniformément dans toutes les cellules 
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et qu'il en est qui ne reçoivent que peu d'air chaud ou meme 
point. 

L’introduction des tuyaux d'eau chaude, dans les cellules, 
donne de meilleurs résultats. Aussi, l'administration des 
prisons de Belgique transforme-t-elle, chaque année, suivant 
que le crédit le permet, le mode de chauffage des anciennes 
prisons cellulaires, 

* #■ 

Vers 1830, un ingénieur anglais, Perkins, proposa le chauf¬ 
fage à eau chaude dit à haute pression ; c'est-à-dire la circula¬ 
tion de l'eau, chauffée à plus de 100 degrés de température, 
dans des tubes et dans des vases absolument fermés. 

Ce mode fut décrit dans tous ses détails, en 185B, par 
Bichardson, Il se compose d'un foyer fermé en briques, dans 
l'intérieur duquel se trouve un serpentin formé par des 
tuyaux de fer ayant 0^,027 de diamètre à l'extérieur et 
U»,0012 à l'intérieur. Ce tuyau s'élève dans les locaux à 
chauffer et l'eau y circule, avant de retourner au fuyer, A la 
partie supérieure, le tuyau aboutit dans un vase d'expansion, 
hermétiquement dos } d'où l'eau retourne à son point de départ. 

Ces appareils à haute pression ne sont passons défauts ni 
sans dangers, ils peuvent même, par l'action de la liante 
température à laquelle sont élevés les tubes, causer des 
incendies, en carbonisant à la longue les bois près desquels 
ils passent, et donner lieu a des fuites et à de dangereuses 
déchirures. 


# 

# * 

Les chauffages par la vapeur prirent naissance dans 
les ateliers et les usines où Bon dispose généralement de 
nombreux générateurs de vapeur pour la force motrice 
des métiers, etc,, et nous avons vu, précédemment, par 
les descriptions des appareils de la prison de Nanterre, 
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de la prison de la Santé et de rhôtel de ville à Fari^, 
que ce mode de chauffage prend* en France, une grande 
extension, Tl a, sur le chauffage à eau chaude, une supé¬ 
riorité incontestable qui résulte de ce que la surface de 
chauffe qu'il exige doit être beaucoup moindre, pour produire 
le même effet, 11 faut, pour le chauffage par Peau, deux fols 
et demie environ, plus de surface utile de tuyaux qu'il tPen 
faut pour remploi de la vapeur. 

Mais ces appareils, bien que très-économiques, présentent 
quelque danger. Ils exigent les mêmes précautions que les 
chaudières à vapeur employées dans 1 J industrie, et ne peuvent 
donc convenir que pour les grands établissements, pour 1rs 
prisons de 1,000 détenus et au delà. Leur direction nécessite un 
personnel capable et spécial. Nous estimons qu'ils- ne seraient 
guère applicables aux prisons belges où le nombre de 
cellules ne dépasse pas 500 ou 600 pour les plus grandes mai¬ 
sons de sûreté ou pénitentiaires, et où le service du chauffage 
se fait par les détenus. 11 est vrai que le chauffage par la 
vapeur, à basse pression, diminue le danger d'explosion cl 
que, pour éviter le danger des fuites qui pourraient se pro¬ 
duire nuitamment, dans les cellules où la vapeur ne tarde¬ 
rait pas à asphyxier le détenu, on a recours à une combi¬ 
naison de chauffage par l'eau et la vapeur, c'est-à-dire que, 
pour certains locaux où le dangerdes fuites de vapeur devrait 
absolument être écarté, la vapeur serait remplacée par des 
poêles à eau ou une circulation d'eau chauffée par la vapeur, 
ainsi que cela se pratique, pour certains locaux, à la prison 
de la Santé, à Paris* Mais, comme nous Pavons dît, pour 
que ce mode de chauffage fût économiquement applicable 
aux prisons belges et qu'il pût y offrir toutes les garanties 
de sécurité, il faudrait apporter à la construction des prisons 
de notables modiffcatiôtts-quf l'examen des travaux de la 
prison de Nauterre^uéûtî Valre laïàément concevoir. 
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